Biblioteka Glówna і OINT 
Politechniki Wroclawskiej 


1111111 5 


100100219722 , 
4 D 
i d Р 
і € $ 
d é LN 
4 
d 
® ' 
JN 
H x 
Ё bi. t 
Br A 
/ FX: 
| $ 


BIBLIOTEKA GŁÓWNA 
MAGAZYN 
KOWALE 


Die Wasserversorgung 


Von 


Dr.-Ing. E.h. Joseph Brix 


Geh. Regierungsrat 


Prof, а, й. Technischen Hochschule Berlin 


Dipl.-Ing. Hermann Heyd Dr.-Ing. Ernst Gerlach 
Studienrat а, d, Höheren в. Z. Assistent a.d, Technischen 
Techn, Stuntslehranstalt für Hochschule Berlin 
Hoch- u. Tiefbau, Erfurt 


Erster Band 


München und Berlin 1936 


Verlag von R.Oldenbourg 


L wä | 
d 


F 


Um. LOSIS. 


350870] /{ 


Copyright 1936 by R. Oldenbourg, München und Berlin 
Druck von R. Oldenbourg, München und Berlin 
Printed in Germany 


Band 1 


Grundlagen der Wasserversorgung 


Mit 64 Abbildungen 


М 
с + 4 .. 
2 T buet 
ПЕ) 
Re TN und" SËNN Au г . 


at к: 
бедно» м. е ПАИ 


Zur Einführung. 


Umsiedlung, Meliorationsanlagen, wachsender Wasserverbrauch für 
Industrie, Gewerbe und Heeresbedarf, nicht zuletzt die Aussiedlung 
und Neuanlage von Industrien und Gewerbebetrieben beeinflussen in 
hohem Maße die Aufgaben der neuzeitlichen Wasserversorgung. Viel- 
fach tritt insbesondere die Frage der Erschließung von Wassergewin- 
nungsgebieten und der Wahl der Wassergewinnungsstellen in den 
Vordergrund. 

Es ergeben sich dadurch neue Aufgaben für Planung und Leistung, 
wie z. В. über die Durchführung von Gemeinschaftswasserversorgungen 
oder auch von Fernwasserversorgungen von der Wassergewinnungs- 
stelle bis zur Verbrauchsstätte. 

Aber auch die laufende Unterhaltung, die ständige Beaufsichtigung, 
die dauernde Instandhaltung der Wasserwerke und die Sicherung des 
Wasservorrats bedürfen fortwährender Fürsorge und Überwachung 
durch Techniker, Hygieniker, Bakteriologen, Chemiker, Wirtschafts- 
prüfer und Ärzte. Zahlreiche Arbeitskräfte werden hierbei fortwährend 
gebraucht, und viele Fabriken und gewerbliche Betriebe werden dadurch 
leistungsfähig erhalten. 

Es fehlt ein zeitgemäßes, das ganze Gebiet umfassendes, aber auf 
kleinen Raum zusammengedrängtes Werk über Wasserversorgung. 

Prof. Weyrauch, Stuttgart, der in der Sammlung Göschen ein 
sehr gesuchtes Bändchen »Die Wasserversorgung der Ortschaften«, und 
der das letzte große Werk über »Wasserversorgung der Städte« (Leipzig 
1916) herausgegeben hat, ist seit mehreren Jahren verstorben, Das 
Buch von Groß, »Handbuch der Wasserversorgung« (R. Oldenbourg, 
München-Berlin 1930) erfüllt seine Aufgabe als Handbuch. 

Im übrigen sind sehr verdienstliche Werke hauptsächlich für Einzel- 
gebiete des Wasserversorgungswesens herausgegeben worden. Ich glaube, 
daß neben dem Großschen Buch das vorliegende Werk einem wirklichen 
Bedürfnis nach einem Leitfaden entspricht, welcher alles Neue auf 
seinem Gebiete bringt, wobei Wissenschaft und Praxis in manchen 
Dingen eine erwünschte getrennte Behandlung finden. Es handelt sich 
um kein methodisches Handbuch, sondern mehr um einen Leitfaden; 
trotzdem ist nichts übergangen, was dem Lernenden und dem Praktiker 
von Nutzen ist, 

1* 


= 


Für die Studierenden der Hochschulen, der Technischen Staats- 
lehranstalten und sonstiger einschlägigen Schulen bildet das Buch ein 
Lehr- und Lernbuch. Es erfüllt auch die Dienste eines Repetitoriums. 

Im Hinblick auf bessere Übersicht über die Einteilung und den 
Inhalt des Werkes und weil die Beschaffung und der Handgebrauch 
dadurch erleichtert wird, ist im Einvernehmen mit dem Verlag das 
Werk in zwei Einzelbänden bearbeitet worden: 


Band 1: »Grundlagen der Wasserversorgung, 


Band 2: »Bereehnung, Bau und Betrieb der Wasser- 
werke, « 


Band 1 gestaltet sich dadurch zu einem mehr einführenden und die 
theoretischen Grundlagen bringenden Buche. Die Kenntnis dieser 
Grundlagen, sei es durch diesen Band 1 oder auf Grund eines anderen 
größeren Werkes, muß jeder Fachmann besitzen und der künftige Fach- 
mann sich verschaffen, 

Den überhaupt mit dem Bauwesen Verbundenen, auch den in Ver- 
waltung und Wirtschaft sich Betätigenden, gewährt Band 1 eine zusam- 
menfassende Übersicht über das so wichtige Gebiet der Wasserversor- 
gung, in welchem allein in Deutschland rund 1500 Mil- 
lionen Mark Volksvermögen allgemein nutzbringend und im 
höchsten Maße gesundheitsfördernd angelegt sind. 

Das dem Band 1 beigegebene sorgfältig bearbeitete ausgedehnte 
Schrifttumsverzeichnis stellt eine fast lückenlose neuere Bibliographie 
des Gebietes Wasserversorgung dar, wie sie nur in wenigen Lehr- und 
Handbüchern auf anderen Gebieten zu finden ist und in neuer Einteilungs- 
weise erstmalig erscheint. Dadurch wird das Buch in erhöhtem Grade 
zum Quellenwerk und zu einem Auskunftsbuch für diejenigen, welche 
sich mit Einzelaufgaben der Wasserversorgung eingehender beschäftigen 
möchten. Nur durch diese Einrichtung konnte es gelingen auf so knapp 
bemessenem Raume eine vollständige Übersicht über das weitver- 
zweigte Gebiet der Wasserversorgung zu geben, Es ist weiterhin die 
erwünschte Gelegenheit geboten, jedes Spezialgebiet bis zur Quelle ver- 
folgen zu können und, ohne Zeitverlust beim Suchen nach Vorgängen im 
Schrifttum, sich tiefgehend zu unterrichten. 

Der Band 2 handelt hauptsächlich von den Aufgaben, die für den 
Entwurf und die Praxis der Wasserversorgung von Bedeutung sind, 
Er will ein zuverlässiger Berater, ein Hilfs- und Nachschlagebuch für 
die Praxis der Wasserversorgung sein, 

Auf knapp bemessenem Raume sind die vielen praktischen Fragen 
mit möglichster Gründlichkeit der Bearbeitung unterzogen worden. 
Wegen der zahlreichen zum Teil neu aufgestellten Tabellen und der Hin- 
weise auf vereinfachte Berechnungsweisen und Entwurfsbearbeitungen 
dürften alle Beteiligten das Buch als nützlichen Ratgeber schätzen lernen. 
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Auf die wichtige Frage der Normung ist überall, wo es nötig er- 
schien, eingegangen worden. 

Nochmals gesagt gibt der erste Band die Gesamtübersicht und die 
notwendigen allgemeinen Angaben, die — abgesehen von anderen Be- 
teiligten — sowohl für die Studierenden aller einschlägigen Schulen wie 
auch für Ingenieure und Betriebsleiter von Wert sind, während der 
zweite Band alles bringt, was für Entwurf und Betrieb notwendig ist. 
Tabelle und Formel sind dabei vorherrschend, Manche Tabellen sind in 
gleicher Vollständigkeit bisher noch nicht öffentlicht worden, Neben 
bekannten bewährten Berechnungsformen sind neue aus der Praxis ab- 
geleitete gebracht. 

Und во ist eine Trennung des Werkes in einen mehr wissenschaft- 
lichen und einen mehr praktischen Teil auf wissenschaftlicher Grund- 
lage bewirkt worden, 

Die Abbildungen sind fast ausnahmslos neu gezeichnet worden. 
Wie der Gesamtausstattung des Werkes hat auch ihnen der Verlag seine 
bekannte Sorgfalt gewidmet, wofür ihm besonderer Dank hiermit ab- 
gestattet wird. 


Berlin-Charlottenburg im März 1936, 
Bir I 
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I. Allgemeines und Wasserbedarf. 


Die primitive Form der Wasserentnahme unmittelbar aus Quellen 
und durch Schöpfen aus Wasserstellen, Wasserläufen und Entnahme 
von angesammeltem Oberflächenwasser, wurde bald von besonderen 
Vorrichtungen abgelöst, durch die das Wasser in guter Beschaffenheit 
zu erlangen war. Solche Jahrtausende alte Bezugsstellen dienen noch 
heute der Allgemeinheit (z. B. Brunnen in Mekka, Davidsbrunnen). Die 
ursprünglichste Form derartiger Bauwerke ist die Zisterne, die auch 
heute noch unter bestimmten Voraussetzungen angewendet wird, 

Mit dem Zusammenschluß von Menschen, mit der Entstehung von 
Ortschaften hat sich dann die Erkenntnis vom Werte zentraler Gemein- 
schaftsanlagen Bahn gebrochen und zu großartigen Bauten in Klein- 
asien, Ägypten, Griechenland und vor allem im römischen Weltreich 
geführt, die Überreste bewundern wir noch heute, zum Teil sind sie sogar 
heute noch im Gebrauch (Bologna, Rom, Spalato, Jerusalem). Man 
beschränkte sich dabei fast ausschließlich auf die Speisung öffentlicher 
Brunnen und Bäder, Hausversorgungen kamen nur ausnahmsweise vor 
(Pompeji). Im Mittelalter trat die einheitliche (zentrale) Versorgung 
zurück, der Einzelbrunnen in den Vordergrund. 

Erst die Verwendung eines gegen Druck widerstandsfähigen Mate- 
rials, wie es das Gußeisen darstellt, führte zu einer Änderung (erster 
Guß eines Rohres angeblich 1672 von Franeini). Die Zuleitung von 
Wasser in die Häuser verbreitete sich aber erst allgemein, als es gelang, 
den dazu notwendigen Überdruck leicht hervorzurufen. Das geschah 
im 18. Jahrhundert durch die Durchbildung der Dampfmaschine 
(Watt 1766). Bis dahin mußten Paternosterwerke, Wasserschnecken 
u, dgl. aushelfen, mit denen aber Hausversorgungen nicht möglich 
waren, Eine Ausnahme machten solche Anlagen, bei denen das Wasser 
mit natürlichem Gefälle zugeleitet werden konnte. 

Zur Dampfmaschine, als dem Erzeuger des notwendigen Über- 
druckes, trat im 19, Jahrhundert die Vervollkommnung der Bohr- 
technik, die es ermöglichte, neben Quell- und Flußwasser auch 
das Grundwasser für die Versorgung mit heranzuziehen. Dieses ent- 
sprach, als auch heute noch einwandfreiestes Wasser, am besten den 
an die Wasserbeschaffenheit mit steigendem Bedarf gestellten Anfor- 
derungen. Darum wurde es in immer größerem Umfange dem gerei- 
nigten Oberflächenwasser vorgezogen. 

Den Ausgleich zwischen dem zu verschiedenen Zeiten verschieden 
großen Bedarf und dem gleichmäßigen Zufluß schufen Ausgleich- 


behälter der verschiedensten Art, in denen Wasser angesammelt wer- 
den konnte. Diese Anlagen wurden noch mehr vervollkommnet, als es 
durch die elektrische Kraft (20, Jahrhundert) möglich wurde, die 
an verschiedenen Orten einzeln wirkenden Kräfte an einem Punkte 
zu vereinigen und den Betrieb übersichtlich zu gestalten. Die weitere 
Durchbildung aller dieser Errungenschaften ermöglichte schließlich 
auch die gemeinsame Versorgung für sich bestehender Orte (Gruppen- 
wasserversorgung), wie sie heute in Deutschland in vielen Gegenden 
besteht (Rauhe Alb, Hessen, Thüringen usw.). 


Die einheitliche Versorgung eines Ortes ist unbedingt notwendig; 
sie gewährleistet Gleichmäßigkeit in Beschaffenheit und Güte des Was- 
sers, sie hilft Epidemien vermeiden und bewirkt damit einen Rück- 
gang der Sterblichkeit, sie vereinigt die manchmal schwierige Wasser- 
beschaffung an einem geeigneten Ort, sie macht den Wasserbezug bil- 
liger und wirtschaftlicher. Wenn sich auch die Einzelversorgung in den 
ersten Betriebsjahren billiger stellen kann, so ist doch die einheitliche 
Versorgung auf die Dauer immer vorzuziehen. Schließlich ist der 
gemeinschaftliche Bezug entschieden wirtschaftlicher als die Einzel- 
versorgung. Das alles hat dazu geführt, daß in Deutschland der größte 
Teil der Groß- und Mittelstädte mit einheitlichen Versorgungen ver- 
sehen ist, und daß auch in kleineren Gemeinden diese Wasserbezugsart 
immer mehr an Verbreitung gewinnt. 


Wesentlich zur Erreichung in jeder Beziehung einwandfreier An- 
lagen haben die wissenschaftlichen Forschungen der Preußischen 
Landesanstalt für Wasser-, Boden- und Lufthygiene in Berlin-Dahlem 
beigetragen, die den Gemeinden bei Anlage ihrer Werke beratend zur 
Seite steht. Einen Überblick über das gesamte Gebiet erhält man 
durch das Museum für Wasserversorgung der Berliner Städtischen 
Wasserwerke A.G. in Berlin. 


Der Bedarf an Wasser ist bei einer einheitlichen Wasserversor- 
gung ein größerer als bei Einzelversorgung. Während man hier mit 
geringen Wassermengen auskommen kann — in Durststrecken und bei 
Vorratsbeschaflung ist die Gesamtmenge für Trinken und Körperpflege 
mit täglich 3 bis 6 1 für den Kopf anzunehmen —, steigt bei der Mög- 
lichkeit des bequemen Bezugs einer ausreichenden Menge der Verbrauch 
für den Kopf und Tag gewaltig an. Einmal müssen bei Trinkwasser 
und Körperpflege die Anforderungen einer gesteigerten Kultur befrie- 
digt werden, dann benützt man auch Versorgungswasser für öffentliche 
Reinigungszwecke, für Bewässerung, zur Feuerbekämpfung u. dgl. mehr. 
Alles zusammen ergibt einen durchschnittlichen Bedarf von 80 bis 150 1 
für den Kopf und Tag bei Orten bis zu 50000 Einwohnern, von 120 
bis 200 1 bei größeren Orten. Näheres über die Ermittlung des Wasser- 
bedarfs findet sich in Bd. 2, Abschnitt IV. 
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II. Wie soll ein Trinkwasser beschaffen sein? 


Die Beschaffenheit des Trinkwassers soll so sein, daß es ohne Nach- 
teil für die Gesundheit genossen werden kann, 

Dazu gehören Eigenschaften physikalischer, chemischer und 
bakteriologischer Natur. Diese Eigenschaften können schon beim 
natürlichen Vorkommen des Wassers in mehr oder weniger vollständiger 
Weise vorhanden sein, Auch vorhandene nachteilige Eigenschaften 
können bis zu einem für die Gesundheit nicht mehr schädlichen Maße 
künstlich beseitigt werden. 

Zunächst ist festzustellen, daß es vollständig reines Wasser in der 
Natur nicht gibt. Das Wasser nimmt auf seinem Wege durch Luft 
und Boden immer fremde Bestandteile mit auf. 

Man verlangt von einem Trinkwasser, daß es klar, durchsichtig, 
farblos, geruchlos ist, daß es eine möglichst gleichbleibende 
Temperatur besitzt und angenehm schmeckt, daß Krankheits- 
erreger und gesundheitlich schädliche Stoffe nicht in ihm enthalten 
sind und auch nicht aufgenommen werden können, Eine Zusammen- 
stellung der Anforderungen befindet sich in Bd. 2, Abschnitt III. 


A. Naturvorkommen. 
1. Physikalische Beschaffenheit. 


a) Temperatur. 


Trinkwasser soll möglichst gleichmäßig kühl sein; dadurch schmeckt 
es frisch, Am geeignetsten ist eine Temperatur von 6 bis 12°C, käl- 
teres Wasser wirkt gesundheitsschädlich, wärmeres (von 15° ab) schmeckt 
fad. Wärmeschwankungen sind nicht zu vermeiden. Sie treten am 
ausgeprägtesten auf bei Oberflächenwasser, das von der Außentempe- 
ratur stark abhängig ist, Grundwasser zeigt von etwa 8 bis 10 m Tiefe 
ab ziemlich gleichbleibende Temperatur, zwischen 10 und 40 m Tiefe 
entspricht sie meist der mittleren Jahrestemperatur, bei größeren Tiefen 
nimmt sie wieder etwas zu. Die Tiefe, innerhalb der die Temperatur 
um 1° zunimmt, heißt geothermische Tiefenstufe (sie beträgt durch- 
schnittlich etwa 30 m, z. T. vergrößert sie sich bis auf 60 т). Auch die 
Tiefenlage des Rohrleitungsnetzes bestimmt Wärmeschwankungen (für 
Grund- und Quellwasser vergrößernde, für Flußwasser verkleinernde). 

Die Feststellung der Temperatur erfolgt durch Sonderthermometer 
(z. B. Durchflußthermometer nach Thumm, Umkippthermometer nach 
Richter). 


b) Farbe, 
Trinkwasser soll farblos sein, im durchfallenden Lichte soll es blau 
gefärbt erscheinen. Andere Färbung deutet auf Verunreinigung hin, 
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Oberflächenwässer sind meist deutlich gefärbt. Gelbliche und braune 
Färbung deutet auf hohen Eisengehalt, Huminstoffe, Verunreinigungen 
organischer Art, Trübung durch Ton, Lehm, feinen Sand hin, 

Die Färbung muß, ebenso wie die nachfolgende Klarheit, unbedingt an frisch 
entnommenen Proben festgestellt werden, da diese Eigenschaften sich bei längerem 
Stehenlassen der Proben ändern können (z. В. bei Eisengehalt). Die Prüfung or- 
folgt mit einem Glaszylinder von 30 cm Höhe, der, seitlich gegen einfallendes Licht 
geschützt, auf eine weiße Unterlage gestellt wird. 


с) Klarheit. 

Trübes Wasser ist unappetitlich. Die Trübung kann in gesundheit- 
licher Hinsicht harmlos (durch Eisen, Ton), sie kann aber auch gesund- 
heitsschädlich sein (Beimengung von Humus); darum soll Wasser klar 
und durchsichtig sein. 

Der Dı sichtigkeitsgrad wird festgestellt mit dem Durchsichtigkeitszylinder, 
Dieser wird mit dem gut durchgeschüttelten Wasser gefüllt und über die Snellensche 
Schriftprobe Nr, 1 gesetzt. Dann wird solange Wasser abgelassen, bis die Schrift- 

robe deutlich sichtbar wird, Die dabei festgestellte Wasserhöhe gibt ein Maß 
ür die Klarheit. Bei Oberflächenwasser wird eine weiße Porzellanscheibe in das 
Wasser gelegt und die Eintauchtiefe gemessen. 


Ы d) Geruch. 

Trinkwasser soll geruchlos sein. Hierbei spielt die Einzelveranlagung 
eine Rolle; ein und dasselbe Wasser kann dem einen geruchlos erscheinen, 
dem andern dagegen riechen. Öfter ist ein Wasser bei niedriger Tempe- 
ratur geruchlos, der Geruch macht sich erst bei Erwärmung bemerkbar. 

Darum soll sich die Untersuchung auf die frisch entnommene Probe und auf 
eine auf 40 bis 50° С erwärmte erstrecken, Bei Berührung mit Luft oder bei längerem 
Stehenlassen der Probe in der Flasche kann der Geruch schwinden. Im einzelnen 
deutet mooriger Geruch auf Huminverbindungen, ebenso sind Eisen und Schwefel- 
wasserstoff zu riechen. 


e) Geschmack. 

Er hängt in erster Linie von der Empfindlichkeit der Geschmacks- 
nerven des Menschen ab. Trinkwasser soll erfrischend schmecken. 

Kostproben sollen auf 10 bis 20° C erwärmt werden, weil niedrige Temperaturen 
die Geschmacksnerven irroführen, Bei humusstoffhaltigem Wasser ist der Ge- 
schmack torfig, bei eisenhaltigem tintig. Hartes Wasser schmeckt besser als weiches 
(fader Geschmack), Eine guto Geschmacksprüfung erfolgt durch die Bereitung 
von Tee oder Kaffee mit dem zu untersuchenden Wasser. 


D Elektrisches Leitvermögen. 

Das elektrische Leitverinögen des Wassers ist verschieden, Es lassen sich aus 
ihm fortlaufend und selbsttätig Feststellungen über die Veränderlichkeit der 
Wasserbeschaffenheit machen, Einen vollen Ersatz für die genaue chemische Unter- 
suchung stellte die Messung des Leitvermögens zur Bestimmung der gelösten Stoffe 
nicht dar. 


` g) Radiumemanation. 


Dieses Vorkommen ist außerordentlich häufig. Seine Nachprüfung ist nur 
bei Heilquellen von Wichtigkeit. 
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Alle diese Prüfungen können von jedem an Ort und Stelle vorgenommen 
werden und lassen ziemlich gute Aufschlüsse über die Wasserbeschaffenheit zu. 
Weitere Untersuchungen erfordern größere chemische Kenntnisse und werden 
zum Teil an Ort und Stelle, zum Teil besser im Laboratorium vorgenommen. 


2. Chemische Beschaffenheit. 


a) Chemische Grenzzahlen. 


Diese geben keinen unbedingten Anhalt dafür, ob ein Wasser für 
Trinkzwecke brauchbar ist oder nicht, sie leisten aber als Maßstab für 
die richtige Beschaffenheit eines Trinkwassers gute Dienste, wenn sie 
der Eigenart eines Wasservorkommens angepaßt werden. Eine Zu- 
sammenstellung der Grenzzahlen findet sich in Bd. 2, Abschnitt IIT, 
wo auch Zahlentafeln zu den einzelnen Abschnitten gebracht sind. 


b) Reaktion. 


Die meisten Wässer reagieren alkalisch, einzelne sauer, 

Die Feststellung der Reaktion erfolgt meist mit Lakmuspapier. Alkalische 
Reaktion deutet auf die Anwesenheit von Magnesium- und Kalzium-Bikarbonaten 
hin, saure Reaktion auf Anwesenheit von organischen Säuren, von Mineralsäuren 
und Kohlensäure. 

Außer Lakmuspapier kann auch Rosolsüurelösung, Kongorot, Methylorange- 
lösung, Phenolphthaleinlösung und Jodosin verwendet werden. 

Wasserstoffionenkonzentration, . Die Aggressivität eines Wassers wird 
in neuerer Zeit gern durch die Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration 
festgelegt. Das Wasserstoffion ist der Träger der sauern Reaktion. Die Zahl 
der Gramme des ionisierten Wasserstoffs in einem Liter (Wasserstoffionenkonzen- 
tration) ist bei reinem Wasser und gewöhnlicher Zimmertemperatur = 1-107, 
Solches Wasser reagiert neutral, Es reagiert sauer, wenn die Wasserstoffionen- 
konzentration größer als diese Zahl ist und alkalisch, wenn sie kleiner ist, An- 
gegeben wird der Wasserstoffexponent, das ist der Logarithmus des reziproken 
Werts der Wasserstoffionenkonzentration. Er wird bezeichnet mit ри. Dieser 
Wert ist 7 bei neutraler, größer als 7 bei sauerer, kleiner als 7 bei alkalischer Re- 


aktion (о тт = log 10000000 = 7|. 


Man berechnet den p,-Wert aus der freien und gebundenen Kohlensäure im 
Wasser, oder bestimmt ihn kolorimetrisch mit Hilfe ein- oder zweifarbiger Indi- 
katoren oder durch Messung der elektromotorischen Kraft einer Wasserstoffkonzen- 
trationskette (s, auch Band 2, Abschnitt I11), 


в) Ammoniak. 


Es kann sich rein chemisch-physikalisch oder unter dem Einflusse 
von Kleinlebewesen bilden. Im ersten Falle ist es gesundheitlich nicht 
von Bedeutung (z. В. Grundwasser aus großen Tiefen). Im zweiten 
Falle entsteht es bei Fäulnis organischer Stoffe (Verunreinigung dureh 
Menschen oder Tiere) und ist daher gesundheitlich bedenklich. Ammo- 
niakvorkommen im Wasser muß darum immer solange besonders be- 


achtet werden, bis der Nachweis seiner Herkunft einwandfrei geliefert ist. 

Das Vorhandensein von Ammoniak wird durch die Nesslersche Ңеадеп» fest- 

gestellt. Es werden 4 bis 6 Tropfen auf 10 стз Wasser gegeben, Färbung zeigt 
Brix, Wasser, 1, 2 
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die Anwesenheit von Ammoniak an, die Farbe selbst (gelb, orange, braunrot) zeigt 
die Stärke des Ammoniakgehalts. Weiter kann das Keil-Kolorimeter verwendet 
werden, das auch zur Feststellung der salpetrigen Säure und Salpetersäure dient. 


d) Salpetrige Säure (Nitrit). 
Sie entsteht durch Oxydation von Ammoniak (z. В. hinter einer 
Enteisenungsanlage) oder durch Reduktion von Salpetersäure. Mei- 
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stens ist die Tätigkeit von Kleinlebewesen schuld. An sich ist salpe 
Säure nicht gesundheitsschädlich, sie deutet aber meist auf eine V 
unreinigung durch Abfallstoffe hin. 

Der Nachweis erfolgt durch Хива! on 3 bis 5 Tropfen 25proz. Phosphor- 
säurelösung und anschließend 10 bis 12 Tropfen Jodzinkstärkelösung, das Wasser 
färbt sich bei Anwesenheit von salpotriger Säure blau (s. auch Band 2, Abschnitt TIT). 


e) Salpetersäure (Nitrat). 


Die Salpetersäure ist das Endergebnis der Oxydation aller stick- 
stoffhaltigen organischen Stoffe im Boden (Mineralisation). Geringe 
Mengen (bis 30 mg/l) sind nicht gesundheitsschädlich. 

Der Nachweis erfolgt durch konzentrierte Schwefelsäure, von der 5 em? auf 
1 cm? Wasser zugesetzt werden unter Zugabe einiger Bruzinkristalle. Die Färbung 
bei Anwesenheit von Salpetersäure ist rosa bis rot. 


f) Härte. 


Die Härte wird durch den Gehalt eines Wassers an Kalzium- (Kalk-) 
und Magnesiaverbindungen bestimmt. Beim Verdampfen ergeben diese 
wasserlöslichen Erdalkalien umfangreiche feste Rückstände, die außer- 
ordentlich lästig sind (Kochen, Dampferzeugung, Seifenverbrauch). Für 
Trinkzwecke ist eine gewisse Härte angenehm. 

Zur Angabe der Härte dienen die Härtegrade, 

1 deutscher Härtegrad (D.G.) entspricht 1 Teil Kalk (СаО) in 
100000 Teilen Wasser (10 mg in 1 1) oder der entsprechenden 
Menge Magnesia (MgO). 

Außer deutschen Härtegraden gibt es auch noch französische und 
englische. In Frankreich und England wird der Gehalt an Kalzium- 
Karbonat (CaCO,) zur Bestimmung benützt. Zahlentafel siehe Bd. 2, 
Abschnitt III. 

Fast immer sind die Kalksalze gegenüber den Magnesiasalzen vor- 
herrschend. 

Man bezeichnet Wässer mit wenigen Härtebildnern als weich, solche 
mit vielen als hart. Nach Klut sind folgende Benennungen eingeführt: 


Hürtegrad 


Iûrtegrad | 
(Deutsch) 


| Benennung (Deutsch) | 


Benennung 


12—18 ziemlich hart 
18—30 hart 
über 30 | sehr hart 


0—4 sehr weich 
weich 
mittelhart 
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Für Trinkwasser sind 6 bis 8 Härtegrade angenehm. Weiche 
Wässer kommen bei Granit, Porphyr, Basalt, Buntsandstein vor, harte 
bei Dolomit, Mergel, Kalk, Die Industrie, welche ja auch Wasser aus 
der Trinkwasserversorgung entnimmt, wünscht in den meisten Fällen 
weiches Wasser (mindestens unter 6°, meist unter 29), Sie enthärtet 
deswegen das Wasser noch besonders oder gewinnt es aus anderen Be- 
zugsquellen, 

Es ist zu unterscheiden zwischen bleibender und vorübergehender 
Härte. Beide zusammen bilden die Gesamthärte. Die vorübergehende 
Härte ist durch den Gehalt an Kohlensäure bedingt, sie scheidet beim 
Kochen aus, 

Die einfachste Bestimmung der Härte erfolgt durch das Seifenverfahren. 
Wenn mit einer Seifenlösung versetztes Wasser geschüttelt wird, bildet sich von 


einor bestimmten Menge Seifenlösung an Schaum. Је größer die Härte, desto mehr 
Seifenlösung muß zugesetzt werden (s. Zahlentafel Bd, 2, Abschnitt 111). 


g) Kaliumpermanganatverbrauch. 


Er dient zur Bestimmung der organischen Substanzen (im Wasser 
enthaltene nicht oxydierte oder oxydierbare Stoffe, bestehend in Zer- 
trümmerungsprodukten tierischer oder pflanzlicher Reste), 


Man bringt eine bestimmte Wassermenge (100cm?) mit verdünnter (1:8) 
Schwefelsäure (5cm?) zum Sieden. Hierzu wird Kaliumpermanganat (15 cm?) ge- 
fügt und alles 10 Minuten gekocht. Dann wird schnell Normal-Oxalsäure (15 cm?) 
zugesetzt und Kaliumpermanganat titriert, bis violettrötliche Färbung eintritt. 
Der Verbrauch an letzterem gibt einen annühernden Maßstab für die Menge der 
oxydierbaren Substanzen, weil der Verbrauch an Kaliumpermanganat je nach der 
Art der organischen Substanzen verschieden ist. Nach Klut soll der KMnO,-Verbrauch 
bei einem Trinkwasser unter 12 mg/l bleiben, wenn die Verunreinigungen unbe- 
denklich sind. Doch ist diese Zahl nicht immer ein Beweis dafür, daß das Wasser 
absolut unbrauchbar ist (z. В, bei Moorwässern), 


h) Abdampfrückstand, 


Unter Abdampfrückstand versteht man das Gewicht der bei einer 
Erwärmung des Wassers auf 100 bis 110°C nicht flüchtigen chemi- 
schen Bestandteile. Wenn dieser Rückstand verglüht wird, vermindert 
sich sein Gewicht, Der bleibende Rest heißt Glührückstand, die Ge- 
wichtsverminderung wird Glühverlust genannt. Er ist bei Vorhanden- 
sein vieler organischer Stoffe groß. 

Es werden 200 em? Wasser in einer ausgeglühten und gewogenen Platinschale 
über einem Wasserbad eingedampft und die Schale etwa 3 h im Trockenschrank 
bei 110° С getrocknet, Die dann festgestellte Gewichtszunahme der Schale bildet 
den Abdampfrückstand, Die Schale wird dann weitere 10 min goglüht, bis die 
organische Substanz vollständig verbrannt ist. Der erkaltete Rückstand wird mit 
einigen Tropfen Ammoniumkarbonatlösung angefeuchtet, bei 1809 С getrocknet 
und wieder gewogen, Die Gewichtsabnahme gegenüber dem Gewicht des nicht 
goglühten Abdampfrückstandes gibt den Glühverlust. 
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i) Chlor, 


Jedes Wasser enthält Chlor, nicht als freies Gas, sondern gebunden 
an Metalle als Chlorid. Die am meisten vorkommende Verbindung ist 
Chlornatrium (Kochsalz). Ein geringer Gehalt ist nicht schädlich. 
Die Schmeckgrenze hängt außerdem noch ab von dem Gehalt des 
Wassers an Härtebildnern, Kohlensäure usw. Man hat beobachtet, daß 
412 mg reines Kochsalz (entsprechend einem Chlorgehalt von 250 mg/l) 
noch nicht durch den Geschmack erkannt werden. Der Salzgehalt ist 
meist auf Auslaugung irgendwelcher Salzschiehten im Boden zurückzu- 
führen, Auch Chlorkalzium wird erst in verhältnismäßig großen Mengen 
durch den Geschmack erkannt. Dagegen macht sich Chlormagnesium 
(erzeugt durch die Abwässer der Kaliindustrie) durch einen unange- 
nehmen süßlichen Geschmack schon in kleinen Mengen bemerkbar. 


Die Bestimmung des Chlorgehaltes erfolgte früher vornehmlich durch Aus- 
fällen des Chlors als Chlorsilber mittels einer neutralen Silbernitratlösung unter 
Zugabe von Kaliumchromat, Heute benutzt man mehr kolorimetrische Verfahren, 
Man gibt eine Tolidinlösung zu, die in dem chlorhaltigen Wasser eine grünlichgelbe 
bis orangegelbe Färbung erzeugt. Die Empfindlichkeitsgrenze liegt bei etwa 0,2 mg/l. 
Der Chlorgehalt wird nach bis zu 5 min langem Stehen durch Farbenvergleich er- 
mittelt (Chlorometer nach Meinck-Horn oder Anwendung von Vergleichslösungen, 
gemischt aus Kupfersulfat- und Kaliumbichromatlösungen in verschiedenen Mengen- 
verhältnissen oder Apparat der Chlorator-Gesellschaft mit Vergleichslösungen in 
Ampullen). 


k) Eisen. 


Eisenhaltiges Wasser findet sich ziemlich häufig (z. B. in den 
Grundwässern der norddeutschen Tiefebene). Oft ist es von Mangan 
begleitet. Abgesehen von der Verbindung mit organischen Säuren, 
Phosphorsäuren und Mineralsäuren ist das Eisen meistens gelöst vor- 
handen als doppelkohlensaures Eisenoxydul (Ferrobikarbonat), Eine 
Ausscheidung ist durch die Berührung mit dem Sauerstoff der Luft 
leicht möglich. Es spaltet sich dabei Kohlensäure ab und Eisenhydroxyd 
bildet sich, das im Wasser nicht löslich ist. Die entstehenden Flocken 
lassen sich leicht aus dem Wasser entfernen, 

Gesundheitlich ist Eisen nicht schädlich, doch ist eisenhaltiges 
Wasser zum Kochen, Waschen und für gewerbliche Zwecke nicht ver- 
wendbar. Bei längerem Stehenlassen scheidet sich Eisenocker ab. In 
Leitungen entstehen Ablagerungen, die den Betrieb stören, auch bilden 
sich Eisenalgen (Cladothrix und Crenothrix), die die Leitungen ver- 
stopfen. Außerdem ist der Geschmack unangenehm (tintig), das Wasser 
riecht öfter nach Schwefelwasserstolf. 

Wenn der Eisengehalt unter 0,2 mg/l bleibt, treten Ausscheidungen 
kaum auf, Trotzdem wird man das Wasser schon enteisenen, wenn der 
Gehalt 0,1 mg/l übersteigt. 

Die Untersuchung auf Eisengehalt erfolgt mittels des Verfahrens von Heublein, 
Es werden 100 em® Wasser in einen Schauzylinder (42 em lang, Durchmesser 2 cm) 
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mit Füllmarken gefüllt, dazu kommen 2 em? Salzsäure, 10 Tropfen Wasserstoff- 
superoxyd. Dann wird bis zur Marke 110 ст Füllhöhe eine 10 proz. Rhodankalium- 
lösung aufgefüllt. Nach gehörigem Mischen sieht man von oben durch die Flüssig- 
keit gegen einen weißen Hintergrund. Zum Vergleich der aufgetretenen Farbe 
benutzt man mehrere (5) Mischungen von Platinchlorid und Kobaltchlorür, welche 
in der Farbe einem abgestuften Eisengehalt von 0,1 bis 0,5 mg/l entsprechen. Man 
kann auch ein Kolorimeter benützen, eine Trommel mit mehreren Farbtafeln. Der 
Vergleich der Farben ergibt ohne weiteres den Eisengehalt. Bei mehr als 0,5 mg/l 
Eisen tritt deutliche Rotfürbung ein, 


1) Mangan. 


Mangan tritt meistens mit Eisen zusammen auf, Es findet sich 
fast immer gelöst als doppelkohlensaures Manganoxydul oder als 
schwefelsaures Mangan. Charakteristisch ist für Mangan die dunkel- 
braune bis schwarze Farbe des Untergrundes. Gesundheitlich ist Mangan 
nicht schädlich, doch stört es in technischer Beziehung, wenn seine 
Menge mehr als 0,1 mg/l beträgt. Es werden dadurch vor allem Ab- 
lagerungen in den Leitungen hervorgerufen, die durch das fließende 
Wasser weiter befördert werden, Bekannt ist die Mangankatastrophe 
im Breslauer Wasserwerk vom Jahre 1906. 

Zum Nachweis des Mangans werden 50 ст? Wasser mit 5 cm? reiner Salpeter- 
säure (25%) unter Zusatz von einer Messerspitze chemisch reinen Bleisuperoxyds 
kurze Zeit (2 bis 5 min) gekocht. Nach dem Absetzen wird die Flüssigkeit gegen 


einen weißen Hintergrund beobachtet, Manganhaltiges Wasser ist dann schwach 
oder deutlich violettrot gefärbt. Die Empfindlichkeitsgrenze liegt bei 0,1 mg/l. 


m) Schwefelwasserstoff. 


Er riecht außerordentlich stark und unangenehm, darum ist mit 
ihm behaftetes Wasser zum Genuß nicht geeignet. Seine Anwesenheit 
deutet bei Wasser aus flachliegenden Schichten auf starke Verunreini- 
gung von der Oberfläche her hin, Bei Wasser aus tieferen Schichten 
ist der Schwefelwasserstoff meist mineralischen Herkommens (z. В, Zer- 
setzung von Schwefelkies). Auch mit Eisengehalt zusammen tritt er 
auf. In diesen Fällen ist er gesundheitlich unbedenklich und verschwin- 
det bei Berührung mit Luft sehr rasch. 

Der Nachweis erfolgt durch Erwärmung von 100 cm® Wasser, Über die Öff- 
nung des Kolbens wird dabei ein angefeuchteter Bleiazetatpapierstreifen gehalten. 


Bei Vorhandensein von freiem Schwofelwasserstoff färbt sich der Streifen braun 
oder schwarz. 


n) Kohlensäure. 


Man unterscheidet: festgebundene, halbgebundene, freie und an- 
greifende Kohlensäure. Festgebundene Kohlensäure ist diejenige, 
die fest an die Erdalkalien Kalk und Magnesia gebunden ist. Halb- 
gebundene Kohlensäure ist in den Bikarbonaten (Kalziumbikarbonat, 
Magnesiumbikarbonat) gebunden und entweicht beim Erhitzen des 
Wassers. Beide sind auf die Härte des Wassers von Einfluß. Die Mengen 
der beiden Arten sind stets gleich. Freie Kohlensäure ist im Wasser 
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als Gas enthalten. Von ihr hat ein Teil die Aufgabe, die Bikarbonate im 
Wasser in Lösung zu halten (zugehörige freie Kohlensäure), der andere 
Teil, der Überschuß, heißt aggressive oder angreifende Kohlensäure. 

Gesundheitlich bzw. geschmacklich ist die Anwesenheit von Kohlen- 
säure angenehm, technisch kann sie sehr störend wirken, weil sie Metalle 
und Mörtel angreift. 

Die Bestimmung der freien Kohlensäure erfolgt mit Phenolphthaleinlösung. 
Die Anwesenheit zeigt sich durch schwache Rosafürbung. Aus der Bestimmung 
dor freien Kohlensäure und der Härte 1000 sich zugehörige und angreifende Kohlen- 
säure mit Hilfe der graphischen Darstellung von Mündlein (Bd. 2, Abschnitt 111) 
bestimmen, Die ganze Untersuchung muß sehr sorgfältig ausgeführt werden, 


о) Sauerstoff. 


Jedes Wasser, das mit Luft in Berührung kommt, enthält Sauer- 
stoff gelöst. In gesundheitlicher Hinsicht entsteht dadurch kein Nach- 
teil, jedoch kann bei gleichzeitiger Anwesenheit von angreifender Kohlen- 
säure Blei angegriffen werden. 

Die Bestimmung des im Wasser gelösten Sauerstoffes erfolgt am besten nach 
der Methode von Winkler, Hierbei wird eine abgemessene Wassermenge mit Natron 
lauge und Manganchlorür im Überschuß versetzt. Die Natronlauge bewirkt einen 
Manganniedersc! ‚ der bei sauerstoffreiem Wasser farblos ist, mit zunehmendem 
Sauerstoffgehalt sich aber hell- bis dunkelbraun färbt. Der Fürbungsgrad gibt 
einen Maßstab für den Sauerstoffgehalt, Ungefähr kann der letztere durch eine 
Farbenskala (Hofer) bestimmt werden, genau durch Zugabe von Jodkallum und 
Salzsäure, wobei eine dem absorbierten Sauerstoff entsprechende Jodmenge aus- 
geschieden wird, die mit Natriumthiosulfatlösung gemessen wird. 


p) Ungelöste Stoffe, 


Je mehr derartige Stoffe im Wasser enthalten sind, desto schlechter 
ist das Wasser. Solche Stoffe finden sich vor allem in den Oberflächen- 
wässern (Fluß, See, Talsperre). Trinkwasser soll höchstens 1 em? ab- 
gesiebte Schwebestoffe in 1 т? Wasser enthalten (bei Seen etwa 2, 
bei Flüssen etwa 20 bis 80 ecm). Neben der Menge ist aber ausschlag- 
gebend die Art der Bestandteile. Außerdem sind die Organismen zu 
berücksichtigen. Ihre Feststellung erfolgt durch die biologische Unter- 
suchung. 

q) Angreifendes Wasser. 

Die Angrilfslust (Aggressivität) der Wässer wird durch verschie- 
dene in ihm gelöste Stoffe hervorgerufen, die in diesem Abschnitt er- 
wähnt sind. Wegen der großen Bedeutung dieser Eigenschaften für 
die in der Wasserversorgung verwendeten Baustolfe folgt hier eine 
kurze Zusammenstellung. Angegrilfen werden hauptsächlich Eisen, 
Zink, Blei, Mörtel und Beton; bei Blei können dadurch auch gesund- 
heitliche Schädigungen hervorgerufen werden, Der Angriff äußert sich 
in Korrosion (Anfressung) und Verkrustung der Rohr in Baumaterial- 
schäden und in dadurch hervorgerufenen Betriebsstörungen, 


Allgemein sind alle sauer reagierenden (sauren) Wässer mehr 
oder weniger angriffslustig. Außerdem gehören hierher alkalisch 
reagierende Wässer, wenn sie überschüssige freie Kohlensäure ent- 
halten; die Angriffslust ist um so größer, je größer der Gehalt an Über- 
schußkohlensäure und je geringer die Karbonathärte ist. Geringe 
Wassergeschwindigkeit oder gar Stillstand (zur Nachtzeit und in End- 
strängen) begünstigen den Angriff. 

Am bedeutsamsten ist der Gehalt an Sauerstoff. Er greift Metall 
direkt und indirekt an, er schützt es aber auch vor allen weiteren An- 
griffen durch Bildung einer Kalkrostschutzschicht über den angegril- 
fenen Stellen (bei mindestens 7 D.G. Karbonathärte). Größerer Sauer- 
stoffgehalt ist im allgemeinen besser als Sauerstoffmangel; denn dieser 
bewirkt bei im übrigen nicht angreifendem Wasser Eisenauflösung 
und Ausbleiben der Schutzschiehtbildung (bei weichem Oberflächen- 
wasser, besonders bei Talsperren, darum häufig Aufhärtung durch 
Kohlensäureanreicherung). Blei wird nur bei Anwesenheit von Sauer- 
stoff angegriffen (gesundheitsschädlich). Alle mit Luft unmittelbar oder 
mittelbar (Grundwasser bei Aufbereitung) in Berührung kommenden 
Wässer enthalten Sauerstoff. Wo er nicht vorhanden ist, muß er in 
manchen Fällen durch künstliche Belüftung zur Verhütung der Korrosion 
eingebracht werden. 

Bei weichem Wasser verursacht ein über das gewöhnliche Maß 
hinausgehender Gehalt an Chloriden (Verhinderung der Schutzschicht- 
bildung) und Nitraten Metallangriff, Nitrite wirken auf Blei. Schließ- 
lich sind größere Mengen von Magnesiumehlorid und Ammonium- 
verbindungen als Anreger zu verzeichnen. 

Bei Mörtel und Beton ist die freie Kohlensäure am gefährlichsten; 
außer allen sauren Wässern sind auch Spuren von Schwefelwasserstoff 
oder Sulfiden nachteilig. Beton im besonderen ist wenig widerstands- 
fähig gegen hohen Gehalt an Magnesiumverbindungen oder Sulfaten 
(Gipsbildung). 


r) Korrosion, 


Unter Korrosion versteht man eine unerwünschte Veränderung 
eines Körpers, die von der Oberfläche ausgeht und durch chemische 
oder elektrochemische Angriffe hervorgerufen wird (Reichsausschuß 
für Metallschutz). Verursacht wird Korrosion dadurch, daß die Ge- 
brauchsmetalle zu den unedlen Metallen gehören, die bestrebt sind, 
Verbindungen einzugehen. Voraussetzung für das Zustandekommen 
eines derartigen Angriffs ist immer die Gegenwart von Wasser, dessen 
Bestandteile die Zerstörung auslösen und fortführen. Die Wasserstoff- 
ionen reißen, unterstützt durch den Lösungsdruck der Metalle, die Metall- 
atome aus ihrem Verband, tauschen die elektrische Ladung mit ihnen 
aus und bringen so das Metall zur Lösung. Die Metalle haben ver- 


I ar 


schiedenen Lösungsdruck, je nach ihrem Platz in der elektrolytischen 
Spannungsreihe, Die im Wasserversorgungswesen gebräuchlichsten Me- 
talle folgen einander, angefangen mit solchen geringeren Lösungsdruckes 
(korrosionsfester), ansteigend nach solchen größeren Lösungsdruckes, in 
der Reihe: Kupfer, Blei, Zinn, Nickel, Flußeisen, Gußeisen, Zink, 
Aluminium. 

Die Einwirkung auf die Metalle wird dadurch gehemmt, daß sich 
auf der Metalloberfläche Deckschichten bilden, die eine Fortsetzung 
des Angriffes auf das Metall verhindern, Darum ist die Deck-(Schutz-) 
schichtbildung für den Korrosionsvorgang maßgebend, ihre Entstehungs- 
verhinderung oder die Verzögerung ihrer Bildung wirkt ungünstig auf 
das chemische Verhalten der Werkstoffe. 

Ein derartiger Angriff kann gleichmäßig über die Oberfläche ver- 
teilt (am ungefährlichsten), punktförmig (Lochfraß) oder kristallin (Auf- 
lockerung des Verbandes, Beeinflussung der Festigkeit und Dehnung) 
erfolgen. 

Naturgemäß sind die Rohrleitungen dem Angriff durch Korrosion 
sowohl innen wie außen am meisten ausgesetzt. Die Vorbeugungsmaß- 
nahmen, die übrigens alle nicht restlos schützen, sind in Abschnitt VII 
angeführt. 


3. Bakteriologische Beschaffenheit. 


Das Trinkwasser soll frei von Krankheitserregern (Bakterien, 
Keimen) sein. Es gibt zwei Arten von Bakterien: Krankheitserreger 
(pathogene Keime) und harmlose (nicht pathogene Keime). Die Mehr- 
zahl der Bakterien ist von letzterer Art, von der ersten können im 
Wasser fast ausschließlich vorkommen; die Erreger des Typhus, der 
Ruhr, des Paratyphus und der Cholera. Da der Nachweis pathogener 
Keime sehr schwierig und umständlich ist und lange Zeit beansprucht, 
und da nicht dauernd die gesamte Wassermenge auf Krankheitserreger 
untersucht werden kann, hilft man sich auf andere Weise. 

Es ist selbstverständlich, daß die Wahrscheinlichkeit der Anwesen- 
heit von Krankheitserregern um во geringer ist, je weniger Keime im 
Wasser enthalten sind. Darum ermittelt man zunächst die Keimzahl, 
und auch diese nur in einer kleinen, zur Probe entnommenen Menge. 
Von dem Ergebnis dieser Zählung wird auf die Gesamtmenge geschlos- 
sen. Die Zählung der einzelnen Bakterien ist unmöglich, man gibt 
darum den Bakterien günstige Ernährungsbedingungen, so daß sich 
jeder Keim schnell zu einer Bakterienkolonie durch Teilung vergrößern 
kann und zählt dann die Kolonien, 

Eine bestimmte Anzahl Keime im еш? als Gefahrengrenze anzu- 
nehmen, geht natürlich nicht; denn Wasser verschiedener Herkunft 
hat auch verschiedene Bakterienzahl, ohne darum gefährlich zu sein. 
Bei Sandfiltration ist annähernd (Reiehsgesundheitsamt, 1899) be- 


stimmt worden, daß höchstens 100 Keime im cm? gefilterten Wasser 
als noch unschädlich anzusehen seien, Sehr wohl bietet aber die dauernd 
vorgenommene Keimzählung den Vorteil, daß plötzliche Änderungen 
in der Keimzahl sofort erkannt werden. Diese deuten auf eine Ver- 
schlechterung des Wassers hin und verlangen besondere Beachtung. 

Die Zählung selbst geht folgendermaßen vor sich. Bine Wasserprobe wird 
sehr vorsichtig entnommen, Es dürfen nur sterilisierte Gefäße benutzt werden, 
die Finger dürfen mit der Öffnung oder dem Stöpsel nicht in Berührung kommen, 
Jede Verunreinigung muß unbedingt vermieden werden, Dann wird die Aussaat 
vorgenommen, In eine entkeimte Glasschale wird 0,1 bis 1 ст? Rohwasser einge- 
lassen, dazu sofort Nührgelatine (bei 30 bis 40° verflüssigt) gegossen (Pleischextrakt, 
Реріоп, Nährgelatine, Traubenzucker usw,), An Stelle der Schalen können auch 
Fläschchen benutzt werden. Die Kulturen werden dann bei 20 bis 22° C im Brut- 
schrank aufbewahrt. Durch die Nührgelatine wird jeder einzelne Keim fostgeleimt. 
Infolge der günstigen Ernührungsbedingungen vermehrt sich jeder Keim zu einer 
Kolonie. Diese werden nach 48 h gezählt. Das Auszühlen erfordert Übung und 
Sorgfalt, Zur Kontrolle worden in andere Schalen 0,5; 2; 5 und 10 cm? angesetzt. 
Um vergleichen zu können, wird das Ergebnis immer auf 4 сл? Wasser umgerechnet. 

Da der Nachweis von pathogenen Keimen immer umständlich ist und viel 
Zeit erfordert, benutzt man meist die einfachere Untersuchung auf die Anwesenheit 
von Bacterium coli. Dieses stammt aus dem Darm von Menschen und Tieren, ist 
in seinen Lebensbedingungen viel anspruchsloser als die pathogenen Keime und 
ruft auch bei höheren Temperaturen in traubenzuckerhaltiger Nährlösung noch 
Gärung hervor. Die Anwesenheit dieses Keimes im Wasser ist ein Beweis dafür, daß 
auch die weniger widerstandsfähigen pathogenen Keime in das in Frage kommende 
Wasser gelangen können. Bei dieser Untersuchung kann man mit größeren Wasser- 
mengen arbeiten, was unbedingt ein Vorteil ist. Man prüft Wassermengen von 
са. 0,01 (verdünnt) bis 100 cm®, Die Wassermenge, in welcher nach 24 h bei 37 
bzw. 46° С mindestens 1 Kolikeim gefunden wird, heißt Kolititer, 


B. Forderungen bei künstlicher Verbesserung. 


Die Oberflüchenwässer sind fast immer, ab und zu auch Grund- 
und Quellwasser, nicht in dem Maße als rein anzusehen, wie es eine 
Verwendung zu Trinkwasserzwecken voraussetzt. Meist ist es eine 
oder auch mehrere der beschriebenen Arten von Verunreinigungen, die 
der Verwendung entgegenstehen. Es kommt hinzu, daß das Wasser 
auch für gewerbliche Zwecke mitverwendet wird. Hier wird je nach 
der Art des Gewerbebetriebs auf die eine oder andere Eigenschaft des 
Wassers größerer Wert gelegt bzw. diese Eigenschaften beeinträchtigen 
die Wasserverwendung. Die Herrichtung des Wassers zu Verwen- 
dungszwecken hat, namentlich seit einheitliche Anlagen mit Vorliebe 
gebaut werden, große Fortschritte gemacht, so daß man heute wohl 
jedes Wasser entsprechend reinigen kann. Wenn trotzdem nicht jedes 
Wasser zur Verwendung kommt, во liegt das daran, daß die zur Reini- 
gung aufzuwendenden Kosten in keinem Verhältnis zu dem zu er- 
reichenden Zweck stehen. 

Es wird auch wegen der möglichen entstehenden Gefährdungen 
an sich immer besser sein, ein gutes Wasser aus größeren Entfernungen 
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herzuleiten und die größeren Kosten für die Anlage aufzuwenden, als 
ein schlechteres Wasser in der Nähe, auch auf die raffinierteste Weise, 
zu verbessern, 

Die vorhandenen und angewendeten Reinigungsverfahren ermög- 
lichen es, allen aufgeführten Anforderungen an ein reines Wasser ge- 
recht zu werden. Die Peinlichkeit, mit der diese Verfahren durchgeführt 
werden, richtet sich nach der Größe der Werke. Aber immer ist 
größte Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit am Platze. Die Reinigung 
selbst erfolgt mit den Verfahren, welche in Abschnitt У näher be- 
sprochen werden. 


Ш. Wo ist das Wasser in der Natur zu finden? 


1. Kreislauf und juveniles Wasser. 


Für Versorgungszwecke geeignetes Wasser findet sich in der Natur 
als Flüssigkeit in Form von Regen, Grundwasser und Ober- 
flächenwasser. Dieser Zustand des Wassers ist nur einer der mög- 
lichen drei Aggregatzustände, nämlich des ausdehnbar-flüssigen (Dampf), 
des tropfbar-llüssigen (Wasser) und des festen (Eis). Die drei Aggregat- 
zustände gehen dauernd ineinander über; diesen Vorgang nennt man 
den Kreislauf des Wassers. 


Der den Kreislauf regelnde Vorgang ist die Verdunstung, die unter dem Bin- 
flu der Sonnenwärme das auf die Erde gelangende Wasser als Nebel und Wolken 
wieder in die Luft zurückführt. Die atmosphärische Luft wird durch die Verdunstung 
mit großen Mengen Wassers in Form von Wasserdampf gesättigt. Durch Abkühlung 
oder Zufuhr weiterer Feuchtigkeit (Übersättigung) bildet sich der Dampf zu Wasser 

‚zurück in Form von Tropfen. Diese fallen, dem Gesetze der Schwere folgend, als 
Regen auf die Erde. Andere Formen sind der Tau, Reif, Schnee, Hagel. Der nieder- 
fallende Regen dringt zum Teil in den Boden, zum Teil fließt or oberirdisch ab 
(großer Kreislauf), zum Teil verdunstet ог wieder (kleiner Kreislauf). 

Der in den Boden eindringende Teil bildet Grundwasser, das sich langsam im 
Erdinnern weiter bewegt, Da wo die wasserführenden Schichten zutage treten, 
kommt Grundwasser an die Oberfläche in Form von Quellen. Die Quellbäche ver- 
einigen sich zu Flüssen und Strömen, durchlaufen Bodenmulden, bilden dort Seen 
und münden schließlich in das Meer. Die Meeresoberflüche bildet eine zur Ver- 
dunstung sehr geeignete Fläche, 

Zu diesem Wasser tritt im Erdinnern noch juveniles Wasser, das sich dort 
gebildet hat, Es sei auch darauf hingewiesen, daß außer dieser Theorie von der Er- 
haltung des Gleichgewichts des Wasserhaushaltes der Erde auch eine andere be- 
steht, nach der der Wasservorrat der Erde immer wieder durch neue Zufuhr aus 
dem Weltenraum ergänzt wird (Welteislehre). 


2. Verdunstungshöhe. 


Zahlenmäßige Angaben über Niederschlagsmengen, Verteilung des 
Niederschlags auf die Jahreszeiten, auf die einzelnen Gebiete in Deutsch: 
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land, Verdunstungsgrößen, Wasseraufnahmelühigkeit der Bodenarten 
usw, finden sich in Bd. 2, Abschnitt III. 


3. Regenwasser, 


Die einfachste Form, das Wasser für die Versorgung nutzbar zu 
machen, ist demnach die, das Regenwasser aufzufangen. Die Samm- 
lung des aufgefangenen Regens erfolgt, gleichfalls in einfachster Form, 
in Zisternen, Diese Art der Versorgung ist nicht für alle Fülle geeignet, 
weil der Regen nicht immer zur gewünschten Zeit und in der gewünschten 
Menge füllt. Das Wasser selbst ist nicht rein, aber gesundheitlich nicht 
schädlich. Sein Geschmack läßt zu wünschen übrig. 


4. Grundwasser, 


Das Grundwasser nimmt bei seinem langsamen Lauf durch die 
Poren des Grundwasserträgers die in diesem vorhandenen löslichen 
Bestandteile (Salze usw.) auf. Zum Teil (bakteriologisch) wird die 
Wasserbeschaffenheit verbessert, oft aber (chemisch) verschlechtert, 
so daß eine Aufbereitung vor der Verwendung notwendig wird. Von 
unbedingtem Vorteil ist, daß Bakterien während des Durchflusses be- 
seitigt werden, wenn das Grundwasser genügend tief (> 10 m) in aus- 
reichend feinkörnigen Bodenschichten fließt. Das Grundwasser ist darum 
meist keimfrei und eignet sich vorzüglich für Trinkwasserversorgung. 


5. Quellwasser, 


Das Quellwasser ist meist sehr rein, kann aber große Härte oder 
großen Eisengehalt besitzen, Für die Versorgung unangenehm ist fast 
immer die stark wechselnde Ergiebigkeit, die gerade in den Zeiten nach- 
zulassen beginnt, wo der größte Wasserbedarf vorherrscht. 

Als Besonderheit seien die artesischen Quellen genannt, die da ent- 
stehen, wo Grundwasser unter Druck steht und austließt. Derartige 
Quellen sind mit Vorsicht zu benützen. 

Ев sei noch ergänzend auf Grundwasser und Quellen (vgl. 4 u. 5) eingo- 
gangen. Das in den Boden eintretende Wasser sinkt dem Gesetz dor Schwere folgend 
durch die Zwischenräume in die Tiefe. Wird auf diesem Woge eine Bodenschicht 
angetroffen, deren Zwischenräume außerordentlich klein sind, die also praktisch 
undurchlässig ist, dann sammelt sich das Wasser auf dieser Schicht und bewegt 
sich, ihrer Neigung entsprechend, durch den Grundwasserträger als Grund- 
wassorstrom weiter. Bildet die undurchlässige Schicht eine wagerechte Ebene 
oder Mulde, dann kommt das Grundwasser auf ihr zur Ruhe und bildet einen Grund- 
wassersee, Es kann auch der Fall eintreten, daß der Grundwasserträger wieder 
von einer undurchlässigen Schicht überdeckt wird. In diesem Falle bewegt sich das 
Grundwasser wie in einer Röhre. Wenn die Deckschicht fällt und steigt, dann steht 
das Grundwasser an den tiefen Stellen unter Druck, Sein Wasserspiegel liegt höher, 
man spricht von Grundwasser mit gespanntem Spiegel (artesisches Wasser), 
Es kommt sehr häufig vor, daß durchlässige und undurchlässige Schichten sich 
mehrmals ablösen, und daß die durchlässigen Grundwasser enthalten, Dann spricht 


man von Grundwasserstockwerken, Die Oberfläche des in der w 
Schicht befindlichen Grundwassers ohne Druck nennt man Grundwasserspiegel. 
Mit ihrer Hilfe (Oberfläche) kann festgestellt werden, ob das Grundwasser stillsteht 
oder fließt, und wohin die Fließrichtung zeigt, Ein Schnitt senkrecht zur Strö- 
mungsrichtung gibt ein Grundwasserprofil, aus dem die Tiefe des Grundwasser- 
stroms und die Mächtigkeit der wasserführenden Schicht usw. erkannt werden kann, 
Artesisches Wasser erkennt man daran, daß das Grundwasser im Bohrloch an- 
steigt, evtl, über die Erdoberfläche austritt. Der Schnitt parallel zur Strömungs- 
richtung heißt Längsschnitt. 

Quellen sind zutage tretendes Grundwasser. Je nach der Entstehungsart 
erhalten die Quellen verschiedene Bezeichnungen. Von diesen seien die wichtigsten 
hier erwähnt, 

Eine Schichtquelle entsteht da, wo der Austritt auf der Grenze zwischen 
durchlässiger und undurchlässiger Bodenschicht erfolgt, 

Dieser Austrittstelle können Schuttablagerungen vorgolagert sein. Das Wasser 
durchläuft dann vor dem Austritt diese Ablagerungen und tritt an ihrem Fuße aus, 
Derartige Schichtquellen heißen Schuttquellen, 

Eine Überlauf- oder Überfallquelle bildet sich an der tiefsten Stelle einer 
Grundwassermulde (der Wasserspiegel in dieser Mulde besitzt immer Wölbung) 
oder da, wo der Grundwasserträger nicht mehr genügend mächtig, ist um die Grund- 
waässermenge zu fassen. 

Verwerfungs- oder Spaltquellen entstehen an den Stellen, wo sich Ver- 
werfungen in den Schichten gebildet haben und infolgedessen der Grundwasserträger 
an eine undurchlässige Schicht stößt. Dabei kann das Wasser neben der Verwerfun; 
spalte austreten (Stauquelle) oder in der Verwerfungsspalte aufsteigen (natürlich 
aufsteigende oder artesische Quelle). 

Höhlenquellen sind unterirdische Wasserläufe, die sich in den Hohlräumen 
des Gesteins bewegen und zutage treten. Diese können oft beträchtliche Wasser- 
mengen liefern. 

Artesische Quellen können auch entstehen durch Anbohrung von unter 
Druck stehenden Grundwasserströmen. 

Intermittierende Quellen liefern Wasser nur in regelmäßigen oder un- 
regelmäßigen Zeitabständen. 

Aufsteigende Quellen sind solche, deren Wasser durch angesammelte Gase 
(Wasserdampf, Kohlensäure) hochgedrückt wird (Nauheim, ingen). 

Sekundäre Quellen sind eigentlich keine Quellen. Sie entstehen dadurch, 
daß Bach- oder Flußwasser eine Zeitlang unterirdisch weiterfließt und an anderer 
Stelle wieder zutage tritt. Das bekannteste Beispiel dieser Art ist die Donauversin- 
kung bei Immendingen. Das Donauwasser tritt bei Stadt Aach nach 12 km unter- 
irdischem Laufe als Aach wieder zutage und fließt zum Rhein, 
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6. Flußwasser. 


Das Flußwasser wird in seinem Laufe sehr bald durch die Abwässer 
von Menschen, Tieren und vor allem der Industrie stark verschmutzt, 
so daß es ohne weiteres kaum zu benützen ist, Umfangreiche und kost- 
spielige Aufbereitung ist hier die Regel, 


7. Ѕее- (Talsperren-) Wasser. 


Seowasser gibt fast immer ein gutes Versorgungswasser ab, weil 
durch die verminderte Durchflußgeschwindigkeit ein Absetzen der mit- 


geführten Schmutzstolfe stattfindet und durch ausgiebige Belüftung an 
der großen Oberfläche, verbunden mit der Besonnung, die Bakterienzahl 
vermindert wird. Selbstverstäündlich müssen auch hier für die Entnahme 
besondere Vorsichtsmaßregeln ergriffen und das Wasser seiner Zu- 
sammensetzung entsprechend behandelt werden, Die guten Erfahrungen 
mit Seewasser haben zur Herstellung künstlicher Seen (Talsperren) ge- 
führt, die sich, wo sie verhältnismäßig leicht hergestellt werden können, 
durchaus bewährt haben. 


8. Meerwasser. 


Meerwasser eignet sich infolge seines Salzgehaltes zur Versorgung 
nicht, Es bestehen zwar Apparate, mittels deren Meerwasser destilliert 
werden kann, doch bedarf ein derartiges Wasser einer Nachbehandlung 
in bezug auf Geschmack und Bekömmlichkeit. 


IV. Wie wird das Wasser entnommen? 


Das Wasser wird als Regenwasser, Grundwasser und Oberflächen- 
wasser zur Wasserversorgung entnommen. Wo die notwendigen Mengen 
in einwandfreier Beschaffenheit fehlen, kann auch Grundwasser künst- 
lich geschaffen oder Oberflächenwasser angesammelt werden (Talsperre). 
Das beste Wasser liefern im allgemeinen die Grundwasserströme und die 
Quellen, das schlechteste die Flüsse. Grundsätzlich wird man die Ent- 
nahmestelle dahin legen, wo das Rohwasser am reinsten entnommen 
werden kann. 

Bevor man zur Wasserentnahme schreitet, muß untersucht werden, ob die 
zur Verfügung stehende, bzw. in Aussicht genommene Bezugsquelle auch wirklich 
die Wassermenge dauernd liefern kann, die als Bedarf ermittelt wurde. Außerdem 
ist festzustellen, ob die Bedarfsmenge auch dauernd den Anforderungen an gutes 
Wasser entspricht. Am leichtesten lassen sich diese Fragen beantworten beim 
Oberflächenwasser (Flüsse, Seen). Hier liegen meist langjährige Beobachtungen 
vor, der Wasserbezug selbst macht keine Schwierigkeiten, Ausnahmen gibt es 
natürlich auch, am bekanntesten ist in dieser Hinsicht die Wasserversorgung des 
rheinisch-westfälischen Industriegebietes, Schwieriger und umständlicher wird die 
Feststellung bei künstlichen Seen (Talsperren), weil hier die Voraussetzungen erst 
geschaffen werden müssen, Entnahme aus Grundwasser erfordert Probebohrungen 
und Dauerpumpversuche, Quellen als Bezugsort erfordern längere, am sichersten 
Jahre dauernde Ergiebigkeitsmessungen und Beobachtung, wenn man ein genaues 
Bild über Wassermenge und Wassergüte erhalten will, 


A. Entnahme bei natürlichem Vorkommen. 


1. Regenwasser. 


Die Sammlung von Regenwasser ist die einfachste Wassergewin- 
nung, die vorkommen kann. Sie ist schon im Altertum angewendet 
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worden und kommt heute noch zur Anwendung, wo es sich um Versor- 
gung von Einzelgehöften handelt. Für eine einheitliche Wasserversor- 
gung eignet sich das Regenwasser nicht. 

Die Sammlung größerer Mengen in Zisternen kommt da vor, 
wo andere Bezugsquellen fehlen oder zu weit vom Verbrauchsort ent- 
fornt sind. Das ist vor allem der Fall in hochgelegenen Gegenden und 
am Meere (z. B. Norden, Reg.-Bez. Aurich). 

Für die Anlage einer Zisterne sind maßgebend die Regenwasser- 
menge, die Auffangfläche und der Rauminhalt. Größenbestimmung siehe 
Bd. 2. 

Eine Zisternenanlage besteht aus folgenden Teilen; 1. Auffangfläche, 2. Reini- 
gung, 3. Wasserbehälter, 4. Entnahmevorrichtung. 

Die Auffangfläche soll gleichmäßig leicht geneigt sein, damit das Wasser rasch 
ablaufen kann, ohne daß viel verdunstet und versickert. Darum eignen sich gut für 
diesen Zweck Dächer (aber keine mit Stroh, Dachpappe, Zink, Kupfer, Blei ge- 
deckten), mit Pflasterung oder Plattenbelag versehene Flächen und glatte Fels- 
flächen, deren Spalten wasserdicht ausgefüllt sind. Wiesen und Wald sind nicht 
geeignet, Wichtig ist, daß die Auffangfläche rein bleiben muß. 

Von der Auffangfläche wird das Wasser in Zuleitungen zur eigentlichen Zisterne 
geführt, Da der erste Ablauf von der Auffangfläche stets mehr oder weniger ver- 
unreinigt ist, ist es vorteilhaft, in einem Vorraum den Schlamm sich absetzen zu 
lassen und das Wasser über einen Überlauf in den eigentlichen Sammelraum zu 
leiten. Der Sammelraum enthält zweckmäßig (wo es möglich) Überlauf, Leerlauf, 
Entlüftung und Entnahmevorrichtung. Die Wände müssen wasserdicht hergestellt 
werden. Um die Entnahmevorrichtung kann nochmals ein Filter angebracht werden 
(amerikanische Zisterne). Bei venetianischen Zisternen bildet der Sammelraum 
zugleich den Reinigungsraum derart, daß das Wasser hier durch ein Sandfilter 
hindurch muß. 

Bine Zisterne wirkt um so besser, je einfacher sie eingerichtet ist. 


2. Grundwasser. 


a) Vorkommen, 


Da Grundwasser die Zwischenräume im Boden ausfällt, findet es 
sich nur in durchlüssigen Bodenarten, Das sind vor allem die Sande 
und Кіеве von Alluvium und Diluvium, 

Namentlich letztere finden sich in reichlichem Ausmaße in der norddeutschen 
'Tiefebene, wo die Urstromtäler (entstanden durch die Gletscher und Schmelz» 
der Biszeiten) Grundwasser in ungoheuren Mengen führen, 

Außer in Form von Quellen kann Grundwasser auch unsichtbar in die Bach- 
und Flußläufe austreten. Der Nachweis des Übertritts läßt sich bei kleinen Wasser- 
mengen im Bach durch Messung der Wassermengen an verschiedenen Stellen führen, 
Bei großen Flüssen ist dies kaum möglich, Hier läßt sich der Nachweis mit Hilfe 
von Messungen der Temperaturunterschiede und Härteabweichungen erbringen. 

Aus obigem ergibt sich, daß bei der Feststellung eines Grund» 
wasservorkommens als Hilfsmittel Karten anzusprechen sind, die Aus- 
kunft über orographisches, hydrologisches und geologisches Verhalten 
der betreffenden Gegend geben (siehe Bd, 2, Abschnitt III, Grundwasser). 
Am einfachsten gestaltet sich die Feststellung da, wo vom Austritt des 
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Grundwassers als Quelle die unterirdischen Grundwasservorkommen 
aufwärts verfolgt werden können. Hierbei leisten eine Reihe von ober- 
irdischen Anzeichen wertvolle Dienste. 


tes Anzeichen dient die Oberflächenbeschaffenheit. Trockenheit und 
»hto und nasse Standorte liebende Pflanzen, warme Stellen in zugefrorenen 
Wässorn, Schmelzstellen in der Schneedecke, Eisenausscheidungen können Anhalte 
für die Anwesenheit von Grundwasser geben und lassen auf die Bodenbeschaffenheit 
(Durchlässigkeit) und Höhe des Wasserstandes schließen. Aufschlußreich sind weiter 
die Talbildungen, Ihre wagerechte Oberfläche ist für Grundwasser günstig, ebenso 
können Flußterrassen als Anzeichen gelten. Bodenerhebungen in Gegenden, die in 
der Eiszeit mit Bis bedeckt waren, lassen auf Stirnmoränen schließen, Gelände- 
einschnitte (der Straßen und Eisenbahnen) geben über die Zusammensetzung und 
Schichtung des Untergrundes Aufschluß, 

In bewohnten Gegenden können an vorhandenen Brunnen Feststellungen 
über Tiefe des Grundwasserspiegels und Wassermenge gemacht werden, doch ist 
hier mit Vorsicht zu verfahren, da sonst falsche Schlüsse gezogen werden. 

Auch die Wünschelrute hat man zur Feststellung von Wasservorkommen 
benützt, Wegen ihrer vielfach mangelhaften Ergebnisse versucht man es jetzt mit 
geophysikalischen Verfahren. Das neueste Gerät dieser Art ist das von Stehle-Futter- 
knecht, das die Elektronenröhre verwendet, Die ganze Frage ist aber noch nicht 
vollkommen gelöst. 
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Abb. 1. Schnitt durch ein Grundwasser führendes Gelände mit durch Bohrung ermittelter 
Schlehtenfolge, 


Da die dauernde Entnahme von Grundwasser nur dann erfolgen 
kann, wenn die entnommene Wassermenge fortlaufend wieder ersetzt 
wird, kommen nur solche Grundwasservorkommen in Frage, bei denen 
diese Voraussetzung zutrifft. Das Kennzeichen für fließendes Grund- 
wasser ist das Wasserspiegelgefälle, stehendes Grundwasser besitzt 
einen wagerechten Wasserspiegel. Diese Feststellung ist darum die 
erste Aufgabe, die gelöst werden muß. (Abb. 1.) 


rn 


Im allgemeinen fällt die Bewegungsrichtung des Grundwassers mit der eines 
Flußlaufes zusammen, Erst in der Nähe des Flusses fließt das Grundwasser meist 
senkrecht auf diesen Wasserlauf zu, 

Die Durchführung der Voruntersuchung, die sich auf Feststellung der Fließ- 
richtung, des Spiegelgefülles und der Wassermenge erstreckt, findet sich in Band 2, 
Abschnitt III, Grundwasser, 


b) Beziehungen zwischen Grund- und Flußwasser. 


Bei Grundwasserentnahme in der Nähe von Flüssen ist auch wesent- 
lich, ob es sich um reines Grundwasser handelt oder ob Flußwasser in 
die)Entnahme mit einströmt. Letzteren Vorgang bezeichnet man als 
natürliche Uferfiltration. (Abb. 2.) 


Brunnen 
Brunnen 


uferfilfriertes Grundwasser echtes Grundwasser 
Abb. 2. 


Die Tatsache der natürlichen Uferfiltration läßt sich feststellen durch die 
Form des Grundwasserspiegels zwischen Entnahme und Flußlauf, durch die Ände- 
rung der Temperatur, durch die chemische Zusammensetzung des entnommenen 
Wassers, durch das plötzliche Ansteigen der Bakterienzahl, durch starke Spiegel- 
schwankungen im Entnahmebrunnen. Die eingetretenen Flußwassermengen da- 
gegen und das Mischungsvorhältnis zwischen Flußwasser und Grundwasser lassen 
sich nur auf Grund längerer Beobachtung ungefähr ermitteln, 

Natürliche Uferfiltration kann nur eintreten, wenn das Flußbett mehr oder 
weniger durchlässig ist. Der Grundwasserspiegel nimmt dann bei Steigen und Fallen 
des Flußwasserspiegels von ihm verschiedene Gestalt an, da das Grundwasser diesen 
Spiegelschwankungen nur langsam folgen kann, Dadurch tritt beim Steigen des 
Flußwasserspiegels Flußwasser in den Grundwasserstrom, Bofindet sich die Ent- 
nahmestelle innerhalb der Spiegelschwankungen, dann kann Flußwasser dort ent- 
nommen werden, Die Beobachtung dieser Spiegelschwankungen läßt die Fest- 
stellung zu, ob Flußwasser in die Fassung eintritt oder nicht. 

Ebenso deutet Temperaturänderung auf Uferfiltration hin. Grundwasser hat 
ziemlich gleichbleibende Temperatur von etwa 8 bis 12° С, uferfiltriertes Flußwasser 
zeigt größere Schwankungen bis zu 10° C und mehr, Auch die chemische Zusammen- 
setzung beider Arten von Wasser ist verschieden. Bei Grundwasser ist sie ziemlich 
gleichbleibend, bei uferfiltriertem Flußwasser wechselt sie stark, Der Keimgehalt 
im Entnahmebrunnen steigt bei rasch steigendem Flußwasserspiegel ebenfalls schnell 
und verschwindet bei fallendem Wasserspiegel entsprechend schnell. Schließlich 
verlaufen auch die starken Spiegelschwankungen an der Eintnahmestelle bei Ufer- 
filtration im selben Sinne wie die des Flußwassersplegels. 

Bodenbeschaffenheit und Entfernung der Entnahmestelle vom Fluß spielen 
selbstverständlich bei diesen Feststellungen eine wesentliche Rolle, 
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с) Grundwasserlassung. 


Man soll stets Fassungen etwa senkrecht zur Flußrichtung des 
Grundwassers, also ungefähr parallel zu den Schichtenlinien, anlegen. 
Bei langen Fassungsanlagen schwenkt man mit der Achse gegen die 
Schichtenlinien stromaufwärts ein, um einen Ausgleich gegen die in 
den Heber- bzw. Saugleitungen entstehenden Bewegungswiderstände 
zu haben, (Abb. 3.) 

Man soll Fassungsanlagen da anlegen, wo die Höhenschichtenlinien des Grund- 
wasserspiegels weit voneinander liegen und möglichst parallel verlaufen. Das be- 
weist größere Durchlässigkeit des Bodens, Großes Spiegelgefälle, also nahe anein- 
ander gerückte Schichtenlinien, deuten auf Bewegungswiderstände hin, 

Für die Fassung günstig ist ein ebenes Gelände, das außerhalb der Hochwasser- 
zone liegt, und wo der Grundwasserspiogel nicht allzu tief liegt, Es ist weiter günstig, 
wenn die Fassungsanlage nahe am Versorgungsgebiet liegt. Eine Fassung mit natür- 
lichem Gefälle wird meist wirtschaftlich besser sein als eine solche mit künstlicher 
Hebung, Auch die Grundstückspreise und Erwerbsmöglichkeiten, sowie die Nähe 
von Straße und Eisenbahn spielen bei der Auswahl eine Rolle, 

Schließlich wird durch die hydrologischen Verhältnisse des Unter- 
grundes auch die Wahl der Art der Entnahmevorrichtung bestimmt. 
Man unterscheidet nämlich zwischen wagerechten und lotrechten 
Fassungen. Als wagerechte Fassungen gelten: Gräben, Sickerleitungen, 
Sammelstollen, als lotrechte: Schachtbrunnen und Rohrbrunnen. 

Da wo der Grundwasserstrom flach liegt und die wasserführende 
Schieht nur geringe Mächtigkeit besitzt, ist die wagerechte Fassung am 
Platze, ebenso da wo der Grundwasserstrom nur geringe Mächtigkeit 
besitzt. Auch im Gebirge, wo das Wasser sich in Klüften und Höh- 
lungen bewegt, ist die wagerechte Fassung vorteilhafter als die lotrechte. 
In allen anderen Fällen ist die senkrechte Fassung vorzuziehen, Öfter 
kommt auch eine Verbindung beider Fassungsarten vor, wenn ver- 
schiedenartige Grundwasservorkommen gleichzeitig ausgenützt werden 
sollen. 


х) Wagerechte Fassungskörper. 

Man kann hier nicht begehbare, schlupfbare und begehbare Fas- 
sungen unterscheiden. Allgemein wird es sich empfehlen, solchen Fas- 
sungen ein geringes Gefälle zu geben. 

Die einfachste Form ist der offene Graben, Für Wassorversorgungszwecke 
sollte er nicht gewählt werden, da er auch Oberflächenwasser mit aufnimmt, das 
Wasser starke Temperaturänderungen aufweist und der Verschmutzung ausgesetzt 
ist, Er kommt höchstens in Frage bei Fassung von Dünenwasser, 

Die geschlossenen und abgedeckten Sammellseitungen entsprechen 
den zu stellenden Anforderungen besser, Ihre Herstellung ist natürlich teurer, da 
entweder im Wasser gebaut oder das Grundwasser abgesenkt werden muß, Als 
Material eignen sich Rohrbrunnenkörper, gelochte Steinzeug-, Betonrohre, Maue- 
rung, Die einfachste derartige Fassung ist die Verlegung von Drainröhren, Die 
Bauart ist dieselbe wie bei Meliorationen, Das Wasser tritt durch die Stoßfugen 
zwischen den einzelnen Röhren ein, Es ist darum auf Vermeidung des Bindringens 
von Wurzeln zu achten. Vorteilhaft ist es, zum leichteren Auffinden derartiger Ver- 

Brix, Wasser, Т, 3 


Juh 7937. 
Abb. 3. Lageplan einer Grundwasserfassung (Magdeburg, Letzlinger Heide), entnommen aus »Das Gas- und Wasserfach«, Jahrgang 1933. 
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stopfungsstellen Schächte einzubauen und die Leitungen zwischen ihnen geradlinig 
zu führen, Der Sickerkanal muß mindestens 4—5 m tief liegen, Gelände mit land- 
wirtschaftlicher Benutzung eignet sich nicht für Versorgungszwocke, 

Siekerschlitze sind, wie der Name sagt, Gräben, die bis auf den 
undurchlässigen Grundwasserträger ausgeschlitzt werden, in denen dann 
ein Kanal gebaut wird, der das Wasser aufnimmt und seitlich ableitet, 
und die im Grundwasserstrom mit durchlässigem, darüber mit un- 
durchlässigem Material ausgefüllt sind, 

In der einfachsten Form wird der Kanal durch Steinpackung, Rohre mit 
Schlitzen, Fassungskörper aus Steinzeug, Beton, Mauerung oder mit Gewebe über- 
spannten Eisenrohren nach Art der Filterkörbe gebildet. Die Schlitze brauchen 
nur stromaufwärts angeordnet zu sein, ebenso haben sie im untern Teil, wo sie sich 
verstopfen, keinen Zweck. Der Durchmesser der Rohre wird ungefähr 30 bis 40 cm 
zu betragen haben, An allen Stellen, wo ein Richtungswechsel stattfindet und іп 
geraden Strecken alle 50 bis 100 m sind Reinigungsschächte anzulegen. 


Schlupfbare und begehbare Sammelleitungen sind nicht er- 
heblich teurer als Siekerschlitze, bieten aber viele Vorteile und sind 
darum vorzuziehen. 

Schlupfbar ist eine Leitung von einem Durchmesser von 60 cm an, begehbar 
dann, wenn die Höhe ein gebücktes Gehen gestattet (von ungefähr 1 m an). Das 
Wasser tritt auch hier seitlich ein durch Schlitze im Mauerwerk. Die Ableitung 
erfolgt auf diehter Sohle. Vorteilhaft ist die Anordnung eines Laufstegs neben der 
eigentlichen Rinne. Am besten ist die Anordnung eines geschlossenen Sammel- 
rohres in begehbarem Stollen. Derartige Stollen können auch bergmännisch vor- 
getrieben werden. Schutz gegen Sandeintritt und gegen Verschlammung ist hier 
genau so notwendig wie bei nicht begehbaren Leitungen, 


В) Senkrechte Fassungskörper. 


Man unterscheidet Kesselbrunnen (Senkbrunnen, Schachtbrun- 
nen) und Rohrbrunnen (Bohrbrunnen), 


1. Kesselbrunnen, 


Kesselbrunnen haben verhältnismäßig großen Durchmesser und 
werden durch Ausgraben eines Schachtes hergestellt; Rohrbrunnen be- 
sitzen kleine Durchmesser, ihre Herstellung erfolgt durch Bohrung, 
seltener durch Einrammen, 

Kesselbrunnen werden angewendet bei Tiefen von 5 m bis zu 
ungefähr 12 m und da, wo große Wassermengen in einem Brunnen 
erfaßt werden sollen, Meist genügt ein solcher Brunnen, bei meh- 
тегеп notwendigen Fassungsstellen sind Rohrbrunnen billiger. 

Der große Querschnitt macht Zugang und Reinigung leicht mög- 
lich. Der Brunnen wirkt bei verschieden großem Wassereintritt als Aus- 
gleichbehälter, die Pumpen und sonstiges Zubehör lassen sich gegebenen- 
falls in ihm unterbringen, die Eintrittsgeschwindigkeit ist gering, was 
namentlich bei feinem Sand als Grundwasserträger sehr vorteilhaft ist. 

Der Wassereintritt erfolgt entweder durch die Sohle (unvoll- 
kommener) oder durch die Seitenwandung (vollkommener Brunnen), 
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soweit diese im Grundwasser liegt, Bei stark durchlässigen Schichten 
ist der Wassereintritt durch die Sohle günstiger, bei weniger durch- 
lässigen und guter Filterung der durch die Wandungen. Beim Eintritt 
durch die Sohle muß dafür gesorgt werden, daß bei der Entnahme von 
Wasser die Sohle nicht aufgewirbelt wird und во Sand mit in die Pumpen 
gelangt. Darum soll das Mundstück der Saugleitung mindestens 1 m 
von der Sohle entfernt liegen. Bei 
feinem Sand bringt man außerdem 
eine von unten nach oben gröber 
werdende Kiesschieht von 2 bis 3 m 
Stärke auf die Sohle, dureh die der 
Sand zurückgehalten wird. Die Ab- 
senkung des Wasserspiegels im 
Brunnen soll 2,5 bis 3 m nicht über- 
schreiten, auch bei Größtabsenkung 
soll ein Wasserstand von 1 bis 2m 
im Brunnen verbleiben. Das gilt 
auch bei seitlichem Wassereintritt. 
(Abb. 4.) 

Bei seitlichem Wassereintritt 
wird die Sohle durch Beton abge- 
dichtet. Der Wassereintritt erfolgt 
durch offene Stoßfugen, Drainrohre, 
Lochsteine oder besondere Eintritts- 
gitter. Eine Verstopfung der Stoß- 
fugen durch Moos u. dgl. ist nicht 
gut, weil hierdurch das Algenwachs- 
tum begünstigt wird. Die gesamte 
Fläche der Eintrittsöffnungen soll 
etwa 17, bis (un der gesamten Mantel- 
fläche betragen. Die Höhe des durch- 
lässigen Mantelteils hängt von der 
Stärke der wasserführenden Schicht 
ab, Sie sollte den abgesenkten 

Abb. 4. Kosselbrunnen mit seitlichem | Wasserspiegol nicht überschreiten, 

Wünsereintritt (Wasserwerk Wasa), [da der Luftzutritt schnelles Ver- 

krusten der Durchlaßöffnungen be- 

wirken kann. Auf alle Fälle soll der Eintrittsquerschnitt во bemessen 
sein, daß kein Sand in den Brunnen gelangen kann. 

Kesselbrunnen werden meistens mit kreisförmigem Querschnitt gebaut. Bei 
Verwendung als Sammelbrunnen kann auch elliptischor Querschnitt vorteilhaft 
werden. Der Durchmesser beträgt gewöhnlich 1 bis 5m, Brunnen mit größeren 
Durchmessern sind schwer in größere Tiefen abzusenken; darum muß man dann 


meist mehrere Brunnen mit kleineren Durchmessern bauen. Unter einen Durch- 
messer von 1 bis 1,5 m geht man nicht, weil in solchen Brunnen nur schwer ge- 


en 


arbeitet werden kann. Bei tiefen Brunnen wird der Durchmesser nach oben hin 
verjüngt (1:50), wenn diese im Absenkungsverführen hergestellt werden, was 
meist der Fall ist. Die Höhe des Verjüngungsteils beträgt М bis М, der Sen- 
kungshöhe. 

Die Brunnen können aus Holz, Mauerwerk, Beton, Bisenbeton und Eisen her- 
gestellt werden. Holz und Beton kommen, abgesehen von Botonringen, für Wasser- 
versorgungszwocke kaum in Betracht, Dagegen wird Mauerwerk in Zementmörtel 
am meisten angewendet. Außen wird in Zementmörtel 1:2 bis 1:3 etwa 1 bis 
1,5 cm stark wasserdicht verputzt, innen in Zementmörtel 1:1 ausgofugt. Bisen- 
beton ermöglicht eine geringe Wandstärke bei großen Tiefen, Schmiede- und Guß- 
eisen ist vorteilhaft im schwimmenden „Untergrunde, Gußeiserne Brunnen werden 
aus einzelnen Ringen (Tübbings) zusammengesetzt, die ihrerseits bei großem Durch- 
mossor wieder aus einzelnen Teilen bestehen können. Die Verbindungen befinden 
‘h alle im Brunneninnern, Solche Brunnen lassen. sich leicht herstellen, dagegen 
ist die Gefahr der Rostbildung zu berücksichtigen, 

Die Herstellung kann je nach der Tiefe des Grundwasserspiegels unter der 
Erdoberfläche und der notwendigen Brunnentiefe verschieden erfolgen, Im ein- 
fachsten Falle wird ein Schacht ausgehoben und der Brunnen in diesem hergestellt. 
Bei Grundwassorandrang kann das Wasser durch eine im Schacht aufgestell 
Pumpe während des Baues ausgepumpt werden, Besser, aber auch teurer, ist die 
Absenkung des Grundwasserspiegels unter die Brunnensohle während des Baues, 
Sie erfolgt durch um den Schacht angelegte Rohrbrunnen. Hierbei kann im Trockenen 
gearbeitet werden. Am meisten angewendet wird das Absenkungsverfahren. Hier- 
bei wird zunächst bis zum Grundwasser ausgehoben und der unterste Brunnenteil 
in der Baugrube aufgemauert, Dann wird im Brunnen die Erde ausgeschachtet oder 
ausgebaggert. Durch sein Gewicht sinkt der fertige Brunnenteil in die Tiefe. Auf 
den versenkten Teil wird weiter aufgemauert und so nach und nach der Brunnen 
bis zur notwendigen Tiefe gesenkt. Zur Erleichterung des Einsinkens wird als 
unterster Teil des Brunnens der Brunnenkranz (Senkkranz) verlegt. Er besteht 
aus Holz oder Eisen oder Risenbeton. Der Querschnitt ist immer ein Dreieck mit 
der Spitze nach unten. Bei Holz und Beton wird als Schneide ein Eisenring ange- 
bracht. Dieser Brunnenkranz wird mit der Brunnenwandung durch hochgeführte 
Eisenanker (Durchmesser 2 bis 3 cm) verbunden. Diese sind so lang wie der abzu- 
senkendo Brunnenteil. In der Endhöhe sind die Anker durch einen Ring oder hölzer- 
nen Brunnenkranz verbunden. An ihn schließen sich neue Anker, wieder in der 
Versenkungslänge. Auf diese Weise geht ein Verbindungsgerüst: von Ankern vom 
Brunnenkranz bis zum oberen Ende des Brunnens, das den Zusammenhalt aller 
Bauteile während des Absenkens gewährleistet und den Brunnen vor dem Zerreißen 
schützt, Dem leichteren Absenken dient auch die schon erwähnte Verjüngung des 
Brunnendurchmessers durch Verringerung der Reibung. Meistens genügt das 
Eigengewicht zur Absenkung nicht, Es wird dann Zusatzbelastung aufgebracht, 
bestehend aus alten Schienen, Bisenbarren u. dgl. Diese muß sorgfältig aufgebaut 
worden, weil sonst sich der Brunnen schräg stellt. Die Schrägstellung kann auch 
durch Hindernisse im Boden bewirkt werden, sie wird, wenn möglich, durch Ver- 
mehrung der Auflast auf der betreffenden Seite ausgeglichen. 

Durch die Brunnensenkung wird der Boden gelockert, es können bei Wasser- 
entnahme Hohlräume entstehon. Darum müssen derartige Brunnen, bei welchen 
die Wasserhaltung nicht nötig-ist, wenn die richtige Tiefe erreicht ist, festgesetzt 
worden, Dazu wird der Brunnen möglichst tief ausgepumpt, damit sich der umliegende 
Boden endgültig setzt. 

Weitere Verfahren zur Brunnenherstellung sind die Druckluftsenkung, das 
Gefriorverfahren und die chemische Bodenverfestigung, auf die nicht näher einge- 
gangon werden soll, weil sie hier immerhin selten angewendet werden, 
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Der fertige Brunnen erhält eine dichte Abdeckung, die den Zutritt von Ober- 
flächenwasser verhindert. Weiter muß für Entlüftung und für Zugangsmöglichkeit 
gesorgt werden, Besonders vorsichtig muß bei Brunnen verfahren werden, die im 
Überschwemmungsgebiet liegen, Hier soll die Abdeckung 20 em über dem höchsten 
beobachteten Hochwasserstand liegen. Auch die nächste Umgebung des Brunnen- 
kopfes muß Schutz gegen Bindringen von Tagwasser bieten (nach außen fallender 
Tonkranz um den Brunnenkopf). Von Bauwerken, die Verunreinigungen bringen 
künnen (Ställe, Dungstätten, Abortgruben), sollen Kesselbrunnen wenigstens 10 m 
entfernt liogen. 

2, Rohrbrunnen. 


Durch Rohrbrunnen kann Wasser aus größerer Tiefe entnommen 
werden. Brunnen mit kleinem Durchmesser sind vorteilhafter als solche 
mit großem Durchmesser, Die Ergiebigkeit: ist verhältnismäßig größer, 
die Absenkung des Wasserspiegels geringer, die Anpassungsfühigkeit an 
die Unterschiede im Grundwasserträger ist bedeutender, die Brunnen 
sind billiger herzustellen als entsprechende Kesselbrunnen, nicht ergie- 
bige Brunnen können entfernt (gezogen) werden, und eine Erweiterung 
des Wasserwerkes ist jederzeit möglich, wenn Bedarf dazu vorhanden 
ist. Der Durchmesser bewegt sich im allgemeinen zwischen 20 und 50 em. 

Bei der Versorgung einzelner Häuser, wo es sich um geringe Wasser- 
mengen handelt, und wo die Tiefe nicht allzu groß ist (bis 10m), genügen 
Rohre kleiner Durchmesser, die dann meistens nicht gebohrt, sondern 
gerammt werden. Das sind die Norton- oder Abessinierbrunnen. 

Ein Rammbrunnen besteht aus einem schmiedeeisernen Rohr von 3 bis 
8 cm 1, W. mit Stahlspitze. Das unterste Rohrende ist auf 0,5 bis 1,0 m Länge mit 
Löchern oder-Schlitzen von 8 bis 6 mm Durchm, versehen, welche bei einem Grund- 
wasserträger aus feinem Sand mit Filtergewebe geschützt sind, Zum Schutz gegen 
Rosten wird das Rohr verzinkt, Der Brunnen wird mittels Rammgewichts in den 
Boden geschlagen. Bei kleinem Durchmesser wirkt das Rammgewicht außerhalb, 
bei großem Durchmesser innerhalb des Rohres direkt auf die Spitze. Die Brunnen 
werden auch eingespült oder bei geringer Tiefe (bis 6 m) eingeschraubt. Gegen Ver- 
stopfen der Brunnen hilft man sich durch Vortreiben einer Rohrfahrt und nachträg- 
liches Einsetzen des Brunnens. Die Brunnen müssen zuerst abgepumpt werden, 
um den eindringenden Sand und Boden zu entfernen; erst darnach kann Wasser, 
meist mit gewöhnlicher Saugpumpe (bis 8 m Hubhöhe), entnommen werden, Abes- 
sinierbrunnen lassen sich leicht ziehen und wieder verwenden, 


Rohrbrunnen werden stets in ein Bohrloch eingesetzt, 


Die Herstellung des Bohrlochs erfolgt durch Entfernen des Bodens aus ihm 
mittels eines der vielen Bohrverfahren. Bei Bohrung in Sand, Kies, Gerölle und 
andern nicht festen Bodenarten (auch Ton, Mergel, Lehm) würde das Bohrloch sich 
mit der Zeit wieder füllen oder zusammenstürzen. Man erhält es durch die Verrohrung 
(Auskleiden der Wandung mit Rohren). Die Verrohrung (Rohrfahrt) sinkt in das 
durch das Bodenentfernen entstehende Loch vermöge ihrer Schwere oder durch 
Nachtreiben hinab, Bei großen Tiefen nimmt die Reibung zwischen Rohraußen- 
wand und Boden stark zu; zu ihrer Überwindung sind starke Kräfte notwendig. 
Eine erhebliche Verminderung der zu leistenden Arbeit läßt sich dadurch erzielen, 
daß man mehrere Rohrfahrten verwendet, Bis zu са, 30 m kommt man mit einer 
Rohrfahrt aus, darüber nimmt man 2 Rohrfahrten oder auch mehr, Es wird dann 
in die oberste Rohrfahrt eine zweite mit kleinerem Durchmesser eingesetzt, welche 
die Reibungswiderstände erst vom Ende der ersten an zu überwinden hat. Die 
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Durchmesser der oberen Rohrfahrt müssen von Anfang an entsprechend groß ge- 
wählt werden. Die richtige Wahl der Durchmesser ist Sache des Brunnenbauers, 
der Einddurchmesser ist meist vorgeschrieben. Das Wechseln der Rohrfahrten soll 
in tonigen Schichten erfolgen, da bei Sand solcher in die erste Rohrfahrt eindringt 
und die Rohre sich festklemmen. 

Als Bohrrohre benutzt man die sog. Siederohre, außerdem kommen vor normale 
Brunnenrohre mit tonnenförmigen Muffen, genietete und autogen geschweißte 
Blechrohre von 300 mm Durch, an, Die normale Länge beträgt а bis 9 m, es kom- 
men aber auch Längen bis zu 15 m vor. Große Rohrlänge erfordert weniger Ver- 
bindungen und ermöglicht schnellen Einbau. Die Verbindung erfolgt durch Gewinde, 
Blechrohre eignen sich nur für leichten lockeren Boden, 

Zu den Rohren gehört das Verrohrungsgerät, Es ist dies der Rohrschuh als 
Verstärkung des Rohrendes, die Rohrschelle zum Fassen, Heben und Bewegen des 
Rohres, die Holzklammer zur Aufnahme der etwa notwendig werdenden Belastung, 
Proßschrauben und Zugspindeln, Schraubenwinde und andere Hebevorrichtungen, 

Das Entfernen des Bodens aus den Bohrrohren geschieht durch die Bohrer, 
von denen je nach der Bodenart und je nachdem die Bohrung im Trockenen oder 
assen Boden erfolgt, verschiedene Arten verwendet werden. Grundsätzlich ist zu 
sagen, daß die Bohrer verwendet werden sollen, die es gestatten, die Aufeinander- 
folge der Schichten und ihre Mächtigkeit festzustellen und Bodenproben zu ent- 
nehmen. Das sind im trockenen Boden vor allem der Löffelbohrer (Schappe), evtl. 
auch der Sackbohrer, im nassen der Ventilbohrer oder Stauchbohrer (Schlamm- 
buchse), Die Trockenbohrer werden mittels festen Gestünges in den Boden gedreht, 
die Naßbohrer am Seil aufgehängt und fallen gelassen, sie dringen durch ihr Gewicht 
in den Boden ein. Alle andern Bohrerarten sollten nur in besonderen Fällen ver- 
wendet werden, 

Die Bohrrohre müssen das Bohrloch vor dem Zusammenfallen schützen und 
darum dem Fortschritt der Bohrung entsprechend weiter sinken. Wo das eigene 
Gewicht nicht mehr dazu ausreicht, muß das Rohr eingedreht (mit Hilfe der Rohr- 
klammer) und diese Arbeit durch Vermehrung des Gewichtes unterstützt werden, 

Nach Erreichung der notwendigen Tiefe bleibt das Bohrrohr entweder als 
Brunnenmantelrohr im Boden (es wird dann nur soweit hochgezogen, daß das ein- 
gesetzte Brunnenfilter frei wird), oder der Rohrbrunnen wird als Ganzes eingesetzt 
und die Rohrfahrt gezogen. 


Ein Rohrbrunnen besteht in der Hauptsache aus Filter- 
korb, Futter-(Mantel-)rohr, Brunnenkopf, Entnahmevor- 
richtung und den sonstigen Ausrüstungsteilen. 

Der Filterkorb ist der wichtigste Bestandteil des Rohrbrunnens. 
Durch ihn erfolgt der Wassereintritt, Wirkung und Lebensdauer des 

Die Wirk 


Brunnens sind von ihm abhängig. irkung wird beeinträchtigt 
durch Eintritt von Sand, der sich im Innern ablagert und langsam das 
Filter verstopft, die Lebensdauer richtet sich nach der Widerstands- 
fähigkeit des Filters gegen äußere Angriffe durch Stoß und Druck, 
gegen Einwirkung des Wassers (Verstopfung der Öffnungen durch Ab: 
Јарегипдеп aus dem Wasser, Zerstörung durch Zerfressen). Die Lebens- 
` dauer erhöht sich, wenn sich das Filter leicht reinigen läßt. 
‚Schutzmaßnahmen gegen Ver: ung sind genügend großer Filter- 


durchmesser, „Gewebeumhüllung, | Kiesschüttungen. Letztere sind am 


besten und teuersten, Gewebeumhüllungen reichen bei richtiger Wahl 
der Maschengröße in den meisten Fällen aus. 


Ein genügend großer Durchmesser bewirkt, daß das Wasser so langsam ei 


et 


tritt, daß Sand nicht mehr mitgerissen wird. Diese Maßregel, die den besten Schutz 


darstellt, hängt davon ah 


groß gewählt wird, Der Schutz durch Gewebe wurde früher 


| ‚Zementplatte 


Abb. 5, Rohrbrunnen mit Gewe- 
beumhüllung (Thiem), ohne Zu- 
gang von der Erdoberfläche. 


daß von vornherein der Bohrlochdurchmesser genügend 


ausschließlich 
angewendet, Man schafft durch ihn Öffnungen, die 
wohl dem Wasser. den Durchgang gestatten, den 
Sand aber vor dem Brunnen zurückhalten, Die 
Größe der Öffnungen muß dem Boden angepaßt 
werden und soll so sein, daß nur ein Teil des Boden- 
materials zurückgehalten wird (Bd. 2, Abschnitt 111), 
Ев wird also anfangs Sand mit eindringen, der be- 
seitigt werden muß. Dazu wird zunächst dem 
Brunnen mehr Wasser entnommen als im gewöhn- 
lichen Betrieb. Die Wassergeschwindigkeit wird 
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Abb, б,” Rohrbrunnen mit Klesschüttungsmantel, 
Brunnenkopf mit Schieber und Beobachtungsrohr 
im Schacht. 


demnach erhöht und dadurch der feine Sand mitgerissen, Um den Filterkorb 
bildet sich dabei außen ein natürliches Filter, 
Es werden je nach der Bodenbeschaffenheit 3 Arten von Metallgewoben 


verwendet, Bei grobem Material nimmt n 


n das einfache Gewebe mit quadrati- 


schen Öffnungen. Das einfache Gewebe dient außerdem auch als Unterlage für 


Al 


foineres Gewebe, Bei Köpergewebe können die Öffnungen kleiner gehalten wer- 
den als beim einfachen Gewebe, das Gewebe wird lockerer. Bei sehr feinen Sanden 
verwendet man das Tressengewebe, (Weiteres в. Bd. 2), Man kann auch den 
Filterkorb mit schwachen Drahtseilen umwickeln, die Wirkung ist ähnlich wie die 
des Tressengewebes,. Die Gewebe werden durch Lötung, Drähte oder Schienen auf 
dem Filterkorb befestigt. Dieser selbst muß dann genügend große Öffnungen be- 
sitzen. ` (Abb. 5.) 

Da Gewebe mancherlei Beschädigungen ausgesetzt sind, hat man sie bei feinen 
Sandon durch natürliche Kiesfilter zu ersetzen gesucht, (Abb. 6.) Bei diesen 
nimmt die Korngröße nach dem Brunnen hin zu. Solche Kiesfilter können unter Tag 
geschüttet oder übor Tag hergestellt werden. Zur ersten Art braucht man genügend 
große Bohrlöcher, Die verschiedenen Korngrößen (mindestens in 10 om Breite) werden 
durch eingesetzte Rohre voneinander getrennt. Die Schüttung erfolgt meterweise 
unter jedesmaligem Ziehen der Rohre. Die Öffnungen des eigentlichen Filterkorbes 
müssen gegen Eindringen des Schüttmaterials geschützt werden, die Öffnungen 
sind meist lappenartig herausgedrückt (z. В. Gardefilter). Die schwierige Herstel- 
lung führte schließlich zur Hors 
stellung über Tag. Dabei ist dor gm; 
Filterkorb aus einzelnen Taschen zu- E 
sammengesetzt, in die das Filter- 
material gebracht wird (л, В. Ta- 
schenfilter Hempel, Düdlow-Pol- 
lems-Stachelfilter;  Trichterfilter, 
Glockenfilter, Radlikfilter, Stein- 
zeugtaschenfilter u. a.). (Abb. 7.) 

Schutz gegen Stoß- und Druck- 
beanspruchungen gewährt das ver- 
wendete Material, aus dem der Fil- 
terkorb hergestellt wird. Am besten 
eignen sich Gußeisen, Schmiede- 
eisen (weniger), Stahl, Bronze, Stein- 
zeug mit’ genügender Wandstärke. 

Gegen Zerstörungen durch Aus- 
scheidungen aus dem Wasser (Kalk, 
Eisen, Mangan) besitzt man noch 
kein unbedingt wirksames Hilfs- Abb. 7. Taschenfilter für Kiespackung an der Ober- 
mittel. Bewährt hat sich gegen fläche. (Nach Dädlow-Pollems.) 
Verockerung Rohrmaterial, an dem 
diese Ausscheidungen nicht allzu fest haften oder siurefestes, an dem die Aus- 
scheidungen ohne Schaden aufgelöst und ausgespült werden können. Als solches 
Material ist zu nennen Steinzeug, säurefester rostfreior Stahl, Hartgummiüberzug, 
Glas. Dieselben Materialien widerstehen auch den chemischen Einwirkungen gegen 
Zerfressen am besten. 

Gegen elektrolytische Einwirkungen schützt die Verwendung nur eines Bau- 
materials, oder weil dies fast nie möglich ist, die Anwendung von Metallen, die in 
der elektrischen Spannungsreihe aufeinanderfolgen (siehe 11, A, 2, r). 

Reinigung läßt sich erzielen, wenn der Filterkorb gut zugänglich ist. 

Die Verbindung zwischen Filterkorb und Entnahme stellt das 
Mantel- oder Futterrohr dar. Es schließt die kein oder nicht brauch- 
bares Wasser führenden durchbohrten Schichten vom Brunnen ab und 
besitzt keine Öffnungen. Als Material wird hauptsächlich Schmiede- 
und Gußeisen verwendet. Bei Benützung der Bohrrohre hierzu ist der 
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Stelle, wo Filterkorb und Bohrrohr zusammentreffen, besondere Auf- 
merksamkeit. zu widmen, Der Filterkorb besitzt dabei einen kleineren 
Durchmesser als die Bohrrohre und muß entweder durch ein Aufsatz- 
rohr soweit in das Futterrohr verlängert werden, daß Sand nicht mehr 
eintreten kann, oder er muß durch einen Gummiring abgedichtet wer- 
den. Das Saugrohr wird auch häufig an den Filterkorb angeschweißt. 

Das Saugrohr (Entnahmerohr) muß bis 1 m unter den tiefsten 
abgesenkten Wasserspiegel reichen, damit Luftansaugung vermieden 
wird. Seine Ausführung in Kupfer hat sich besonders bewährt, 


Abb. 8. Brunnenkopf mit Absperrschleber, Rückschlagklappe und 
Beobachtungsrohr Im Schächt, 


Der Brunnenkopf bildet das obere Ende eines Rohrbrunnens. Er 
bildet den Anschluß an die gemeinschaftliche Entnahmeleitung und ent- 
hält die Absperrvorrichtung und die sonstige Ausrüstung. Vor allem 
ist: in ihm ein Anschlußstutzen für das Beobachtungsrohr angebracht, 
das auch bis 1 m unter den tiefsten abgesenkten Wasserspiegel reichen 
soll. Der Brunnenkopf kann mit Erde eingedeckt sein, er kann als 
Rohr bis zur Erdoberfläche führen und dort durch eine Kappe geschützt 
sein. Die Unterbringung in einem Schacht ist unbedingt vorzuziehen. 
An sonstigen Ausrüstungsgegenständen ist noch zu erwähnen die 
Absperrvorrichtung, die Rückschlagklappe (falls eine gebraucht wird), 
die Vorrichtung zur Entnahme von Wasserproben (Abb. 8). 


3. Brunnengalerien. 
Infolge des Umstandes, daß die Größtwassermenge, die einem 
Rohrbrunnen entnommen werden kann, begrenzt ist, müssen für eine 
größere Wassermenge mehrere Brunnen gebaut werden. Auch die For- 
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Abb, 9. Heberleitung der Westfassung (Magdeburg), Längsschnitt, nach »Das Gas- und Wasserfachs, Jahrgang 1933. 


bet Ее 


derung, daß die Wasserförderung keine Unterbrechung erleiden darf, 


zwingt dazu. Schließlich kann der Grundwasserspiegel nicht beliebig 
abgesenkt werden, weil sonst die Saughöhe der Pumpen zu groß wer- 
den und gegebenenfalls die Landwirtschaft durch zu tief liegenden 
Grundwasserspiegel notleiden könnte, Darum ist eine Absenkung des 
piegels um 2m (höchstens 3 m) das Äußerste, was noch vertreten 
werden kann. Anders ist es bei Tauchpumpen. 

Der Abstand der einzelnen 
Brunnen voneinander richtet sich 
nach der notwendigen Wasser- 
menge und nach der Eintritts- 
geschwindigkeit des Wassers in 
den Brunnen. Diese darf nicht 
allzu groß werden. Der Abstand 
bewegt sich zwischen 10 und 50 m, 
bei größeren Durchmessern kann 
er bis 100 m und mehr ansteigen, 
Die Brunnen selbst schließt man 
an eine gemeinsame Saug- oder 
Heberleitung (Abb. 9 u. 10) an. 
Die letztere ist betriebssicherer 
und wird darum vorzugsweise aus- 
geführt. Da aus technischen Grün- 
den die Brunnen kaum in einer 
Geraden angeordnet werden kön- 
nen, legt man die Sammelleitung 
seitlich und schließt jeden Brunnen 
für sich an. Es lassen sich dabei 
37 kleine Abweichungen, die bei der 
Abb, 10, Absturzschacht in der Heberleitung, Bohrung eintreten, durch Paß- 

Abb D, nnch Das Gass Ad Wässerfach“ ` stüicke leicht ausgleichen, forner ist 
jeder Brunnen für sich ausschaltbar, 

Die Sammelleitungen führen in einen Sammelbrunnen, aus dem die 
Pumpen das Wasser schöpfen, oder aus dem das Wasser mit natürlichem 
Gefälle abfließt. Es ist vorteilhaft, wenn an den Sammelbrunnen zwei 
getrennte Äste angeschlossen werden, es kann dann durch den einen 
Ast der Betrieb aufrechterhalten werden, falls am anderen Ausbesse- 
rungen notwendig werden. Oder es kann zunächst nur der eine Ast 
gebaut werden und der zweite stellt die Erweiterung dar. 

Die Heberleitung soll nach dem Sammelbrunnen zu ansteigen (1:100 bei 
kurzen Strängen, 1 : 1000 bis 4 : 2000 bei langen). Die Querschnittsbemessung erfolgt 
nach den zu fördernden Wassermengen und во, daß die Geschwindigkeit höchstens 

` 60 bis 70 cm/s beträgt. Dabei sind spätere Verlängerungen der Leitung von vornherein 


zu berücksichtigen. Jedes Wasser führt Gas mit sich, infolgedessen muß für Ent- 
lüftung gesorgt werden, Die Saughöhe der Heberleitung kann höchstens 6 bis 7 m 


ب 


betragen. Rückschlagklappen zur Verhinderung des Abreißens dor Wi 
sind nur notwendig, wenn di 


orsäule 
Fassung im Gefälle liegt und Wasser in die tieferen 
Brunnen zurückfließen könnte. Die Leitung besteht gewöhnlich aus gußeisernen 
Muffenrohren mit Gummi- oder Bleidichtun; Sie muß auf standfestem Boden 
liogen oder in einem begehbaren Kanal untergebracht werden. 

Ein Sammelbrunnen 
sollte stets angeordnet werden, 
(Abb. 11 und 12.) Er soll einen 
Ausgleich schaffen zwischen 
Förderung und Entnahme und 
zur Unterbringung der not- 
wendigen Rohrleitungen die- 
nen, Er dient weiter der Sicher- 
heit des Betriebes, weil er die 
Anlage mehrerer Heberleitun- 
gen ermöglicht, die voneinan- 
der unabhängig sind. Schließ- 
lich dient er als Ablagerungs- 
stätte für Verschmutzungen, 
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Abb. 11. Sammelschacht (Magdeburg), nach »Das Abb. 12, Brunnenkranz zu Abb, 11, 
Gns- und Wasserfach«, Jahrgang 1933, nach + Die Bautechnik«, Jahrg. 1092, 


die den Pumpen ferngehalten werden sollen und eignet sich zum Zu- 
setzen von Reinigungsmitteln, 

Sammelbrunnen werden als Kesselbrunnen mit dichten Wandungen und Sohle 
gebaut, Der Durchmesser richtet sich nach Anzahl der in ihm unterzubringenden 
Leitungen, Er soll во tief sein, daß das Ende der Heberleitung bis 1 m unter den 
tiefsten abgesonkten Wasserspiegel reicht, die Saugleitung der Pumpen endet etwas 
höher, damit bei Betriebsstörungen die Wassersäule der Heberleitung nicht abreißt, 
Man ordnet ihn so dicht als angängig am Pumpenhaus an, oder setzt ihn in das 
Pumpenhaus, um kurze Saugleitungen zu erhalten. 


— 46 = 


d) Dünenwasser, 


süßes Grundwasser, das auf dem Meerwasser schwimmt, bildet sich auf 
Inseln und an Küsten. Bei seiner Gewinnung ist dafür zu sorgen, daß 
der bestehende labile Gleichgewichtszustand zwischen beiden Wasser- 
arten nicht gestört wird. Jeder stärkere Eingriff (große Absenkung) ist 
gefährlich, Es empfiehlt sich deshalb hier die Gewinnung durch offene 
Gräben. Doch ist auch Gewinnung mittels Rohrbrunnen mit Erfolg 
durchgeführt worden. 


е) Über die Bestimmung der Grundwassermengen siehe Bd. 2, 
Abschnitt I11. 


3. Oberllächenwasser. 


а) Quellwasser. 


Eine Quelle wird gebildet durch zutage tretendes Grundwasser 
oder anderes austretendes unterirdisches Wasser. Die Feststellung der 
Herkunft ist für die Wasserversorgung außerordentlich wichtig, hängt 
doch davon das Maß der Reinigung ab. Als wesentliche Anzeichen 
gelten Klarheit oder zeitweilige Trübung, Wechsel der Ergiebigkeit und 
Temperatur, chemische und bakteriologische Beschaffenheit, Bezüglich 
all dieser Anzeichen ist unterirdisches Wasser ungünstiger als das Grund- 
wasser, Quellwasser ist meist rein, es kann aber infolge der Beschaffen- 
heit des Untergrundes während seines Laufes durch diesen hohen Kohlen- 
säuregehalt, größere Härte und Eisengehalt annehmen. 


Eine Quelle muß, wonn sie zur Wasserversorgung geeignet sein soll, möglichst 
gleichmäßige Temperatur, gute chemische und bakteriologische Eigenschaften be- 
sitzen und genügende Mengen an Wasser liefern. Darum muß jede Quelle gründlich 
untersucht werden. Diese Untersuchung muß öfter vorgenommen werden und sich 
über größere Zeiträume erstrecken. In die Untersuchungszeit muß mindestens 
eine Trockenzeit und eine solche nach starken Regengüssen fallen, weil nach einer 
Trockenzeit die Quelle die geringste Wassermenge liefert und starke Regengüsse 
Trübungen feststellen lassen. Die kleinste Wassermenge soll noch größer sein als 
die notwendige. Unbedingt sollte auch eine chemische Untersuchung des Wassers 
durchgeführt werden und ebenso bei Verdacht der Verunreinigung oder Trübung 
eine bukteriologische. Wassertemperatur, Farbe, Durchsichtigkeit, Geruch und 
mitgeführte Sandmenge müssen festgestellt werden. Um ein einwandfreies Bild zu 
bekommen, ist die Quello soweit freizulegen, daß das Wasser ungehindert abfließen 
kann. Hierbei ist äußerste Vorsicht notwendig, weil durch derartige Bingriffe in 
die bestehenden Verhältnisse diese vollständig geändert werden können, Für die 
Ergiebigkeit einer Quelle ist ihr hydrologisches Einzugsgebiet maßgebend. Die 
Messung der Wassermenge erfolgt bei Quellen mit Schüttung bis 3 sl mit Gefüßen, 
bei größerer Schüttung mit Überfallwehren (s. Bd. 2, Abschnitt I11), 

Man bezeichnet Quellen, bei denen sich die kleinste Wassermenge zur größten 
verhält wie 1:5 als gute, solche mit dem Verhältnis 1: 200 als schlechte. Die erste 
Art findet sich im Tale, hat meist gleichmäßige Temperatur und klares Wasser, 
was alles auf einen großen Vorrat im Erdinnern hindeutet, Die zweite Art findet 
sich an Berghängen; der große Wechsel in der Menge deutet auf Abhängigkeit von 
den Niederschlügen und infolgedessen auf kleine Vorräte im Erdinnern hin, Das 
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meiste Wasser liefert eine Quelle im Frühjahr, das wenigste am Ende des Sommers 
und im Herbst, eine Ausnahme machen die Alpenländer, 

Man hat immer Quellen sehr gern zur Wasserversorgung verwendet, 
weil mit dieser Bezugsart viele Vorteile verbunden sind. Das Wasser 
ist meist rein, der Bau der Fassungsanlagen erfordert geringe Kosten, 
der Betrieb ist billig, die Quellen liegen meist во hoch, daß das Wasser 
mit Gefälle zum Versorgungsort geleitet werden kann, der große Höhen- 
unterschied kann zu Kraftzwecken ausgenützt werden, bei langen Zu- 
leitungen können auch andere Orte mit versorgt werden. Daraus ergibt 
sich, daß die Höhenlage entscheidend ist. Die Grundbesitzverhältnisse 
lassen sich meist leicht regeln, ebenso der Grunderwerb für lange Zu- 
leitungen. Daß trotzdem immer mehr zum Bezug von Grundwasser 
übergegangen wurde, hat seinen Grund darin, daß dessen Eigenschaften 
eben fast immer besser sind als die des Quellwassers, daß hier dauernd 
gleichmäßige Wassermengen gesichert erscheinen, und daß das gerade 
in den Zeiten des größten Bedarfs stets der Fall ist. 


Quellfassung. 

Jede Quellfassung muß во ausgeführt werden, daß Menge und 
Beschaffenheit des Wassers nicht beeinträchtigt werden; die technische 
Ausführung soll dabei möglichst einfach und zweckentsprechend erfolgen. 
Darum muß man die kleinste Schüttung und deren Zeit genau kennen 
und muß Baustoffe und Ausbildung der Form entsprechend wählen. 


Abb. 13. Normalquellfassung In Felsen auf undurchlässiger Schicht (Bau- 
amt für das öffentliche Wasserversorgungswesen Stuttgart), nach + аз 
Gas- und Wasserfach«, Jahrgang 1931. 


Oberster Grundsatz ist: Am bestehenden Zustand darf nur möglichst 
wenig, am besten gar nichts gelndert werden (keine SE 


kein Aufstaul). Die Fassung muß leicht zugänglich, gut gelüftet sein, 
Ten irschwankungen in ihr sind zu vermeiden (gute Überdeckung!), 


Lebewesen dürfen nicht in sie gelangen können, Verunreinigungen dürfen 
nicht möglich sein, mitgeführter Sand muß zurückgehalten werden, 
(Abb. 13 und 14.) 


Сут. Бе 


Jede Quelle erhält einen Sammelbehälter (Quellschacht, Brunnenstube, 
rschloß genannt je nach Größe), in dem mitgeführter Sand abgelagert werden 
kann, in dem sich eine größere Wassermenge ansammeln kann, aus dem Wasser 
entnommen wird, und in dem alle notwendigen Einrichtungen untergebracht werden 
können. Bei kleinen Quellen läßt Ach dieser Behälter aus Brunnenringen her- 
stellen, bei größeren ist or gemauert oder in Beton ausgeführt, Mehrere kleine 
Quellen (jede für sich absperrbar) werden in einem gemeinsamen Sammelschacht 
zusammengeführt, der dann die notwendigen Einrichtungen erhält, während die 
Einzelquelle auf das einfachste ausgerüstet wird, Der Behälter soll so groß sein, 
daß die Durchflußgeschwindigkeit höchstens 10 cm/s beträgt, Sand wird in einer 
besonderen Vorkammer abgefangen, 


Abb. 14. Normalquellfassung In diluvinlem Kies (Bauamt für das öffent- 
liche Wässerversorgungswesen Stuttgart), nach» Das Gas- und Wasserfachs, 
Jahrgang 1031. 


An technischen Einriehtungen ist notwendig: Entnahmelei- 
tung, Überlauf, Leerlauf, Einsteigöffnung, Entlüftung, genügende Über- 
deckung, dazu kommt oft eine Vorrichtung zur Wassermessung. 


Die Entnahmeleitung ist durch einen Seiher abgeschlossen. Seine Lochung 
hat 6 bis 10 mm Durchm., die Summe aller Löcher soll gleich dem 2- bis 3fachen 
des Rohrdurchmessers sein, Der Seiher soll etwa 20 cm bis 80 cm über der Sohle 
liegen und wenn möglich sich ganz im Wasser befinden. Die Entnahmeleitung selbst 
besteht meist aus Bisenrohren. Sie muß absperrbar sein. Der Absperrschieber 
liegt, der leichten Bedienung halber, ebenfalls im Sammelbehälter im Bedienungs- 
raum, Bei kleinen Quellen kann er von der Oberfläche aus bedient werden, ohne 
daß der Behälter betreten wird, 

Der Überlauf soll das überschüssige Wasser entfernen. Er besteht entweder 
in einem offenen Rohr oder in einem Überfallwehr. Er muß immer selbsttätig bei 
Erreichung eines bestimmten Wasserstandes arbeiten. Die Rohrleitung ist am Ende 
mit einer Froschklappe zu versehen. 

Die Leerlaufleitung dient zum Entleoren des Behälters bei notwendigen 
Arbeiten in ihm, Sie ist in der Rogol durch einen Schieber oder dgl. verschlossen, 
Die Rohrleitung ist meist mit dem Überlauf verbunden. 

Die Einsteigöffnung ist je nach Größe des Behälters mit einem Schacht- 
deckel (Einstieg von oben) oder einer Türe (Einstieg von der Seite her) verschlossen, 
Diese müssen dicht schließen, во daß kein Lebewesen und auch kein Oberflächen- 
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wasser eindringen kann. Bei Ausführung nach Abb. 14 ist seitliche Verschiebung 
der Einsteigöffnung vorzuziehen. 

Die Entlüftung besteht in Rohren oder Kaminen, die mit einer Haube ver- 
sehen sind und Gitter gegen das Bindringefi von Lebewesen besitzen, 

Zum Schutz gegen Temperaturschwankungen wird der Behälter unge- 
führ 1 m hoch mit Erdschüttung überdeckt und mit der Sohle mindestens 3 m unter 
der Oberfläche angelegt. 

Die eigentliche Quellfassung (die Zusammenführung der ein- 
zelnen Wasseradern zum gemeinsamen Austritt in den Sammelbehälter) 
wird je nach der Art, wie die Quelle zutage tritt, verschieden ausge- 
führt, Zunächst sind aufsteigende Quellen und seitlich austretende zu 
unterscheiden, bei letzteren wieder solche, die in starkem Wasserstrahl 
gefaßt werden können und solche, die aus mehreren kleinen Wasser- 
adern bestehen und erst zusammengefaßt werden müssen. 

Eine einfache Fassung für aufsteigende Quellen ist folgende: An der Aus- 
trittstelle wird der Boden bis zur wirklichen Quelle weggeräumt, um die Grube wird 
eine Holzspundwand geschlagen und der Innenraum mit Steinen ausgefüllt. Über 
die Ausfüllung kommt eine Tondecke zum Schutze gegen Eindringen von Ober- 
flächenwasser. Über das Ganze kommt schließlich eine Erdschüttung. Das Wasser 
sammelt sich in den Zwischenräumen der Steinschüttung und wird von hier durch 
die Entnahmeleitung entnommen. Die Lüftung erfolgt durch Lüftungsrohre, Bei 
dieser Bauart kann man nachträglich nicht ohne weiteres an die Fassung heran, 

Besser, aber natürlich auch teurer, ist es, wenn neben diese Fassung ein Sam- 
melbehälter gesetzt wird, Auf die Spundwand Kann dann verzichtet werden, 
Dafür muß aber die Tonwand über und um die Steinschüttung angeordnet werden. 
Eintnahmeleitung usw. kommen іп den Sammelbehälterraum. 

Als Zwischenlösung ist anzusehen, daß der Sammelbehälter direkt über 
der Wasseraustrittstelle angeordnet wird. Bei Quellen mit großer Schüttung werden 
die Einrichtungen diesem Umstand angepaßt. Eine große bekannte Anlage dieser 
Art ist die Quellfassung bei Ranna für die Versorgung von Nürnberg. 

Eine Quelle, die seitlich am Hang und breit (in starker Ader) austritt, wird 
durch absperrende Mauern nach Art der Flügelmauern zur Quellstube hingeleitet, 
Је nach der Bodenbeschaffenheit sind entweder keine weiteren Maßnahmen not- 
wendig, oder es muß hinter dieser Mauer zur leichteren Ansammlung des Wassers 
eine Kiesschüttung angebracht werden, die dann wieder gegen Oberflächenwasser 
abzuschließen ist, 

Bei Quollen, die aus einzelnen Wasseradern bestehen, geht man zur Er- 
leichterung des Abflusses den Adern nach und leitet sie durch Sickerrohre mit Kies- 
packung oder bei großen Adern durch Stollen zusammen nach der Brunnenstube. 
Auch hier muß der Zutritt von Oberflächenwasser verhindert werden, Das kann 
durch Tonschlag oder durch Betonplatten oder wasserdichte Mauerung geschehen. 


Die Baustoffe für Quellfassungen müssen so beschaffen sein, 
daß Angriffe des Wassers nicht stattfinden können, sie werden also 
je nach der Beschaffenheit des zu fassenden Wassers verschieden sein 
müssen. Zum Abdichten der Fassung eignet sich vor allem Ton, für 
Siekerleitungen sind Steinzeugrohre sehr gut geeignet, Zementrohre 
nur dann, wenn das Wasser keine angreilende Kohlensäure enthält, 
Holz ist nur da zu gebrauchen, wo es dauernd unter Wasser ist, Beton 
und Mauerung werden mit wasserdichtem Putz versehen, oft ist ein 

Brix, Wasser, 1, 4 


Schutzanstrich oder eine Wandverkleidung notwendig, alle Gußeisenteile 
müssen Schutzanstrich erhalten. 

Zum Schluß sei nochmals darauf hingewiesen, daß überall da, wo 
einzelne Quellen gefaßt werden müssen, um die notwendige Wasser- 
menge zu erhalten, jede Quelle für sich gefaßt werden und absperrbar 
sein muß, daß alle Quelleitungen in einen gemeinsamen Behälter zu- 
sammengeführt werden müssen, von dem aus die Entnahme stattlindet, 
und daß die Leitungen so geführt werden müssen, daß der Sammel- 
behälter im Notfall ausgeschaltet werden kann, ohne daß der Wasser- 
bezug unterbrochen wird. 


b) Flußwasser. 


Flußwasser ist für Trinkwasserversorgung ohne Reinigung nicht 
zu gebrauchen. Dagegen benützt es die Industrie wegen seiner geringen 
Härte sehr gern. Die Verunreinigung zeigt sich in der chemischen, 


Abb. 15. Entnahmestelle einer ‚Finbwanservorsorgung (Conoep- 
(оп), nach Der Bauingenieur«, Jahrgang 1928. 


bakteriologischen und biologischen Beschaffenheit des Wassers. Beson- 
ders sei hingewiesen auf die Versalzung und Verhärtung, die durch die 
Einleitung von Industrie- und anderen Abwässern hervorgerufen werden 
kann. Die schlechten Eigenschaften zeigen sich infolge des Wechsels 
zwischen Hoch- und Niedrigwasser besonders deutlich. Sie beeinflussen 
Aussehen, Geruch und Geschmack des Flußwassers. Als unangenehmste 
Eigenschaft seien schließlich die hohen Temperaturschwankungen er- 
wähnt. Die Selbstreinigungskraft des Flusses reicht in den meisten 
Fällen nicht zur Beseitigung aller Mißstände aus, künstliche Reinigung 
ist fast immer erforderlich. Dagegen ist meist eine genügende Menge 
vorhanden, und die Entnahme selbst macht keine besonderen Schwierig- 
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keiten. Aus dem Gesagten geht hervor, daß vor Einrichtung einer Ent- 
nahme Wassermenge und Eigenschaften des Flußwassers genau bekannt 
sein müssen. (Abb. 15.) 

Die Entnahme wird man grundsätzlich dahin legen, wo das Wasser möglichst 
guto Beschaffenheit aufweist, Das ist meist der Fall oberhalb des Versorgungs- 
gebiets da, wo die Wassertiefe und Geschwindigkeit groß ist. Liegeplütze von 
Schiffen und Stellen, wo Anlandungen entstehen, sind zu vermeiden, weil hier 
zuviel Sink-, Schwimm- und Schwebestoffe mit gefaßt werden könnten. 

Die Entnahme erfolgt je nach der Größe des Flußlaufes und der Art seiner 
Ufer verschieden, Ohne irgendwelche Einbauten, die Schwimm- und Sinkstoffe 
oder Lebewesen fernhalten, kommt man nicht aus. Bei kleinen Flüssen worden 
die Baulichkeiten am Ufer angelegt, bei großen Fl n sucht man mehr in die 
Strommitte zu kommen. Die einfachste Entnahme ist die durch ein Rohr mit 
Seiher, sie ist für Trinkwasserversorgung meistens nicht geeignet. Bei Einbauten 
am Ufer muß die Bintrittsöffnung durch Steinpackungen (unzugänglich!), Grob- 
rechen, Feinrechen oder Siebe geschützt werden. Der Gesamtquerschnitt der Ein- 
trittsöffnungen soll möglichst groß werden, die Eintrittsgeschwindigkeit wird da- 
durch geringer (10 bis 20 cm/s), der Binteitt soll parallel mit der Stromrichtung 
liegen oder auf der dem Strom abgewendeten Seite, niemals stromaufwärts, Es ist 
vorteilhaft, die Leitungen doppelt anzuordnen, damit der Betrieb bei Ausbess 
rungen nicht unterbrochen wird. Für Spülungsmöglichkeit muß gesorgt werden. 
Bei ganz großen Flüssen wird man die Einrichtungen in einem Turm, der im Flusse 
selbst steht, unterbringen, 

Die gröbsten Verunreinigungen sollen möglichst sofort hinter der Fassung 
beseitigt werden. Hierfür leisten Absetzbecken oder grobkörnige Filter gute Dienste. 

Die Flußwasserversorgung ist namentlich in Nordamerika viel ver- 
breitet. In Deutschland ist sie in den letzten Jahrzehnten fast voll- 
ständig hinter Grund- und Quellwasserversorgung zurückgetreten, 
heute beginnt man ihr wieder mehr Aufmerksamkeit zuzuwenden und 
sie wieder mehr anzuwenden, seitdem man in den Reinigungsverfahren 
bedeutende Fortschritte gemacht hat (z. B. Königsberg 1928). 


с) Seewasser. 


In Seen wird das Wasser weitgehend gereinigt, sie wirken wie Klär- 
becken. Der Reinigungsgrad nimmt mit der Aufenthaltsdauer des Was- 
sers im See (Bodensee 4 bis 5 Jahre) und mit der Wassertiefe zu, Bei 
kleinen derartigen Wasserbecken finden sich demnach ungefähr dieselben 
Verhältnisse wie in Flüssen, große Seen wirken dagegen sehr günstig. 
Bei ihnen ist die Entnahme in großen Tiefen möglich; Wind und Wellen- 
schlag üben hier keinen Einfluß mehr aus, das Wasser ist sehr rein, die 
Temperatur ist das ganze Jahr hindurch fast gleichmäßig. Die not- 
wendig werdenden langen Leitungen spielen diesen Umständen gegen- 
über fast gar keine Rolle. Als weiter vorteilhaft ist das in beliebiger 
Menge zur Verfügung stehende Wasserquantum zu bezeichnen, das eine 
Anpassung an die größten Verbrauchsschwankungen gestattet. See- 
wasser muß in den meisten Fällen künstlich gehoben werden. 


Die Voruntersuchung hat sich auf Keimgehalt und Plankton, chemisch gelöste 
Stoffe (Chlor, Ammoniak, organische Stoffe, Härte usw.), Wasserströmungen an 
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der Oberfläche und in verschiedenen Ticfen, Wellenbildung, Temperaturen in ver- 
schiedenen Tiefen und die örtliche Untersuchung der geplanten Entnahmestelle, 
sowie auf Zuflußmenge, höchsten und niedrigsten Seewasserspiegel zu erstrecken, 
Dio Untersuchungen müssen mehrmals wiederholt werden, Bezüglich der Wasser- 
temperatur ist zu bemerken, daß dieselbe an der Oberfläche im Sommer höher, 
im Winter niedriger ist als in der Tiefe, und daß in großer Tiefe (mehr als 40 m) 
die Temperaturschwankungen sehr klein werden und sich um 4 bis 5° C bewegen. 

Die Wasserentnahmestelle muß diesen Voraussetzungen entsprechend gewählt 
werden, Sie soll da liegen, wo Strömungen von bewohnten Ufern oder von Zu- 
flüssen her nicht hingelangen können, Buchten mit starkem Pflanzenwuchs und 
stehendem Wasser sind zu vermeiden, ebenso starker Wellenschlag, wie er in der 
Nähe flacher Ufer vorkommt. Die Entnahme erfolgt am besten 3 bis 5 m über 
dem Seeboden, damit kein Schlamm mit aufgenommen wird, und 30 bis 50 m unter 
dem Wasserspiegel, weil hier schon gleichmäßige Temperatur herrscht, Bei Seen 
mit steilen Ufern wird man infolgedessen die Entnahmestelle näher ans Ufer rücken 
können, bei flachen Ufern und starker Besiedlung derselben wird man mehr nach 
der Seemitte zu gehen müssen, Eine besondere Reinigung wird meist unnötig sein, 
sonst kommt vor allem Filterung in Frage, 

Für die Rohrleitung nimmt man als Baustoff Gußeisen, Stahlrohre, Kupfer, 
Aluminium. Stahlrohre und in neuerer Zeit Aluminium sind am besten, weil sie 
nicht so teuer sind und die Bruchgefahr geringer ist, sie können sich dem Seeboden 
besser anpassen. Die Rohre werden am Ufer zum Schutz gegen Frost und Wellen- 
schlag in einem Graben verlegt, weiter draußen liegen sie auf dem Seeboden oder 
auf Jochen aus Holz bzw, Eisen. Die Rohre werden steif oder gelenkartig verbunden 
und nach Art der Düker versenkt, Heute baut man meistens die Leitungen am 
Ufer zusammen (Schweißung), führt den Rohrstrang schwimmend aus, bringt ihn 
in die gewünschte Richtung und versenkt ihn durch Füllen mit Wasser und Beschwe- 
rung mit Gewichten. Das Ende wird 3 bis 5 m rechtwinklig nach der Höhe abgebogen 
und der Einlauf mit Saugkorb, Seiher und Hut versehen. Der Seiher soll aus Kupfer 
oder Aluminium sein, Statt der Rohrleitung kann auch ein Stollen vorgetrieben 
oder eine Vereinigung von Stollen und Rohrleitung angewendet werden. Die 
Stelle des Seihers kann auch ein Schacht vertreten, namentlich bei großen Wasser- 
mengen, 


B. Entnahme bei künstlicher Schaffung. 
1. Künstliches Grundwasser. 


Bei unterirdischer Aufspeicherung von Grund- und Quell- 
wasser handelt es sich nicht darum, solches Wasser künstlich zu schaffen, 
es soll vielmehr vorhandenes, überschüssiges Wasser bis zum Verbrauch 

unmmelbrunnen im Untergrund zurückge- 
halten werden, denn be- 
kanntlich fallen größte Er- 
giebigkeit und größter Ver- 
brauch nicht zusammen, 

Leider liegen die natür- 
lichen Verhältnisse nur in den 
seltensten Füllen so, daß eine 
derartige Aufspeicherung mit 
Sperre in beten (1:8) erträglichen Kosten durchge- 


führt werden kann, Der Bau 
Abb. 10. Grundwasaeraperren, ch eDlo Bautechnik“, Wird sich nur dann vertreten 
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lassen, wenn es gelingt, mit kleinen Abschlußvorrichtungen große Wassermengen 
zurückzuhalten, Die geologische Untersuchung der Bodenschichtung, in der das 
Wasser zurückgehalten werden soll, ist sehr wichtig. Das bekannteste Beispiel für 
den Aufstau von Wasser im Boden ist die Anlage in Wiesbaden, wo es gelang, 
durch Abschluß des Sammelstollens eine Aufstauung zu erzielen. 

Eine weitere Möglichkeit bieten die Geröllablagerungen in Gebirgstälern, in 
denen sich die Wassermengen talabwärts bewegen. Hier würde bei einer Entnahme 
der Wasserzufluß bei der großen Zahl von Hohlräumen bald versiegen. Durch 
unterirdische Stauwände kann das Wosser an zu raschem Abfluß gehindert und so 
der ganze Körper in einzelne Wasserhaltungen zerlegt werden. Vielleicht führt das 
neue Verfahren der Bodenverfostigung und Versteinung hier zu billigen Ausfüh- 
rungsweisen und damit zu größerer Verbreitung derartiger Anlagen. In den Kolo- 
nien sind zahlreiche derartige unterirdische Talsperren zum Schutz gegen Verdun- 
stung ausgeführt. (Abb. 16.) 

Uferfiltriertes Flußwasser hat nicht die gleichen Eigenschaften 
(gleichbleibende Temperatur, chemische Beschaffenheit, geringe Keim- 


zahl, geringe Spiegelschwankungen) wie natürliches Grundwasser, darum 
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Abb. 17. Künstliche Grundwassererzeugung mittels Sickerbeete (Essen), nach »Das Gas- und 
Wasserfach«, Jahrgang 1032, 
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ist die Erzeugung von künstlichem Grundwasser mit annähernd den 
Eigenschaften natürlichen Grundwassers vorzuziehen. Da die Erzeu- 
gung von den Jahresniederschlägen unabhängig gemacht werden kann, 
ist sie nicht nur für Neuanlagen in Erwägung zu ziehen, sondern eignet 
sich auch zur Steigerung der Leistungsfühigkeit bei bestehenden Anlagen 
und schützt vor allzu großer Absenkung, vorausgesetzt, daß die natür- 
lichen Bedingungen für ihre Anwendung gegeben sind, Solche sind ein- 
mal gute, für die Versickerung geeignete Bodenverhältnisse und ein- 
wandfreie Beschaffenheit des Rohwassers. Eine scharfe Kontrolle des 
Betriebs ist immer notwendig. Die Anlage muß so beschaffen sein, daß 
das Wasser genügend lange im 
Boden bleibt (Wochen, Monate), 
um vollständig keimlos zu wer- 
den und eine einigermaßen 
gleichmäßige Temperatur zu ge- 
winnen, Eine unmittelbare Ver- 
bindung zwischen Fluß und Ent- 
nahmevorrichtung darf nicht 
bestehen. 

Bei allen angewendeten Ver- 
sickerungsverfahren ist eine Vor- 
reinigung des Flußwassers unbedingt 
notwendig, weil sich sonst die Ver- 
sickerungsfläche schnell verstopft und 
damit die Ergiebigkeit abnimmt, 
ren (Abb. 17.) 

Überall da, wo eine undurch- 

lüssige Та rer EE 

ist, sind Sickergräben und -teiche 

ADB; 18, Künstliche Sauerei e, Man rechnet für 1 mè 

Jahrgang 1931. Wasser, der in 24 h versickern soll, 

1 m? Sickerfläche, Die Wassertiefe 

soll mindestens 1,2 m betragen, Bei anderem Boden als Sand ist eine 50 cm 

hohe feine Sandschicht auf dem Boden vorteilhaft, weil sonst der Schlamm ein- 

dringt und die Poren verstopft. Eine Reinigung ist immer leicht möglich. Für 

eine gleichmäßige Wirkung der Anlage ist notwendig, daß der Wasserstand in den 

Becken und Gräben stets gleich bleibt. Das künstliche Grundwasser wird dann 

mit Rohrbrunnen oder Sickergalerien wieder entnommen, Die Regelung der Ent- 
nahme geschieht durch die Spiegelabsenkung im Entnahmebrunnen. 

Außerdem kann die Versickerung erfolgen durch Berieselung (Breslau), durch 
Rohrbrunnen oder wagerechte Siekerrohre, Diese Arten haben aber verschiedene 
Nachteile, во daß sie nicht allzu häufig angewendet worden. Über die Berech- 
nung siehe Bd. 2, Abschnitt III. (Abb. 18.) 

Derartige Anlagen finden sich vornehmlich bei großen Wasserwerken, wo die 
vorhandene Grundwassermenge dauernd oder zeitweise nicht mehr ausreicht, sei 
ов, daß der Umfang des Versorgungsgebietes unverhältnismäßig rasch zunimmt, 
sei es, daß das zur Erweiterung des Werks notwendige Gelände nicht mehr erworben 
werden kann (Ruhrwasserwerke, Hamburg), 


О 
Я 


2. Talsperren, 


Bei Talsperren liegen die Verhältnisse im allgemeinen günstiger als 
bei natürlichen Seen, da hier das bestgeeignete Gelände herausgesucht 
werden kann. Talsperren sind da am Platze, wo die Niederschläge große 
Wassermengen liefern, die infolge der Bodengestaltung zu schnellem 
und stoßweisem Abfluß gelangen. Hier kann durch Aufspeicherung in 
Sperren (künstliche Seen) die Wasserergiebigkeit wesentlich gesteigert 
werden. 


Abb. 19. Trinkwassersperre (Solingen), 


Für die Anlage von Sperren sprechen viele Vorteile. Sink- und 
Schwebestolfe des Oberflächenwassers werden ausgefällt, die große Ober- 
fläche bewirkt eine gründliche Besonnung und Belüftung des Wassers, 
das Leben im Wasser bewirkt eine weitgehende Selbstreinigung, die 
Keimzahl wird wesentlich vermindert, die Härte ist gering, die Tem- 
peratur ist infolge der großen Wassertiefe angenehm (in 10 m Tiefe be- 
trägt sie 8 bis 12° C, entspricht also der von Grundwasser), Als Nach- 
teil ist zu bezeichnen, daß Talsperrenwasser eben immer noch Ober- 
flächenwasser ist und infolgedessen verunreinigt ist. Bei Benützung zur 
Trinkwasserversorgung läßt sich eine Reinigung nicht umgehen, 

Die Voruntersuchungen müssen sich erstrecken auf die Form und Ausführungs- 
art der Sperre (Mauer oder Damm), auf die Eignung des Baugrundes zur Er- 
richtung der Sperre, auf die zu wählenden Baustoffe, auf die Wasserdichte der 
Beckensohle, auf die Größe des Einzugsgebietes, auf seine Niederschlagsmengen, 
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auf seine Beschaffenheit (Fehlen von Ansiedlungen, Vermeidung des Zuflusses von 
Moorgebieten), auf die Höhe der Verdunstung und der Versickerung, auf die Ab- 
flußverhältnisse und auf die Bemessung des Stauinhaltes. Die Untersuchungen 
müssen über mehrere Jahre durchgeführt werden, weil sonst bei lüngeren Trocken- 
zeiten schlechte Erfahrungen gemacht werden können, 

Die Ausführung der Sperren erfolgt als Mauer oder als Erddamm. (Abb. 19.) 
Mauern lassen sich nur auf Fels als Fundament aufsetzen, Erddämme auf jeden 
tragfähigen, wasserdichten Boden, Das Baumaterial und die Ausführung muß weit- 
gehendste Wasserdichte gewährleisten. Ein Vorbecken kann zur Ablagerung von 
Geröll usw. und zur Aufrechterhaltung des Betriebs während Ausbesserungen an 
der Sperre angeordnet werden. 

Talsporron müssen mit Entnahmevorrichtung (doppelt), Leerlauf, Überlauf 
(über die Sperre, am Abhang, im Schacht, als Saugheber), Wässermeßvorrichtung, 
Fornsprecher, Alarmvorrichtung ausgestattet werden, Die Entnahme soll bei mehr 
als 40 m Wassertiefe in verschiedenen Tiefen möglich sein, sonst immer 3 bis 5 m 
über der Beckensohle, Einzelheiten über Berechnung, Bau usw, von Talsperren 
sollen hier nicht gebracht werden (siche Bd, 2, Abschnitt III, auch das dort ange- 
gebene Schrifttum). 


V. Wann und wie wird das Wasser aufbereitet? 


Die Aufbereitung des Wassers ist dann notwendig, wenn das Wasser 
an sich zur Trinkwasserversorgung geeignet ist, wenn es aber einer 
oder mehreren der an Trinkwasser zu stellenden Anforderungen nicht 
genügt. Für die Beseitigung dieser Mängel stehen verschiedene Ver- 
fahren zur Verfügung, die aber nur insoweit angewendet werden, als 
sich die Wirtschaftlichkeit der Durchführung noch vertreten läßt. Man 
ist heute, dank den Fortschritten in der Reinigungstechnik, in der Lage, 
jedes, auch das schlechteste Wasser einwandfrei herzuriehten, man wird 
aber von dieser Möglichkeit nur dann Gebrauch machen, wenn einwand- 
freies Wasser nur sehr schwer und mit großen Kosten oder überhaupt 
nicht zur Versorgung herangezogen werden kann. Das sei hiermit aus- 
drücklich festgestellt. 

Während an Trinkwasser die höchsten Anforderungen bezüglich 
Reinheit zu stellen sind, können bei Wasser für gewerbliche Zwecke 
diese Anforderungen wesentlich herabgesetzt werden. Wenn es aber 
möglich ist, daß dieses Wasser auch zu Genußzwecken verwendet wird, 
wenn auch unabsichtlich, dann müssen die Bedingungen die gleichen 
sein wie bei "Trinkwasser, oder es muß durch kleine Hausreinigungs- 
anlagen dafür gesorgt werden, daß einwandfreies Trinkwasser gewonnen 
werden kann. (Abb. 20.) 

In der Natur vorkommendes Wasser ist nur in den seltensten Fällen 
so beschaffen, daß es allen Anforderungen vollkommen entspricht. Wie- 
weit die Verbesserung zu gehen hat, ist in jedem Einzelfall verschieden. 
Es handelt sich dabei um die Beseitigung ungelöster, im Wasser 
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gelöster Stoffe und Entfernung bzw. Abtötung der Keime. Die un- 
gelösten Stoffe beeinflussen die Klarheit und Färbung des Wassers, 
die gelösten den Geruch und Geschmack, können Baustoffe angreifen 


Furdeasserrersergung. 
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Abb. 20. Beispiel einer Gesamtreinigungsanlage, nach »Das Gas- und Wasserfach«, 
Jahrgang 1080. 


und gewerbliche Betriebe unmöglich machen. An Verbesserungsverfah- 
ren stehen zur Verfügung: die Ausscheidung der ungelösten Stoffe mit 
an ihnen haftenden Keimen, die Entfärbung, die Enteisenung, die Ent- 
manganung, die Entsäuerung, die Enthärtung, die Desinfektion (Besei- 
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Abb, 21, Schema der Reinigung von Tlußwasser, nach »Das Gas- 
und Wasserfach«, Jahrg, 1030, 


tigung der Bakterien) und die Beseitigung von Geruch und Geschmack. 
Die hierbei verwendeten technischen Mittel dienen 2. Т. verschiedenen 
Zwecken, sie werden im einzelnen nachfolgend kurz beschrieben. 
(Abb. 21.) 
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A. Beseitigung der ungelösten Stoffe. 


1. Das Absetzverfahren. 


Zur Ausscheidung der ungelösten Stoffe dient das Absetzver- 
fahren. Da ungelöste Stoffe vor allem im Oberflächenwasser, beson- 
ders in Flüssen naturgemäß am meisten zu finden sind, во beschränkt 
sich die Anwendung auf die Entnahme von Flußwasser, Solche Stoffe, 
die im Wasser durch seine Bewegung schwebend erhalten (Schwebe- 
stoffe) oder mit auf der Sohle fortgerollt werden (Sinkstoffe), lassen 
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Abb. 22. Offene Absetzbecken (Königsberg), nach »Das Gas- und Wasser- 
fachs, Jahrgang 1020, 
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sich dadurch ausscheiden, daß man die Wasserbewegung wesent- 
lich verringert oder ganz aufhören läßt (daß schwimmende Stoffe ab- 
gefangen werden müssen, ist selbstverständlich). Das Vorbild für diese 
Absetzbecken bilden die natürlichen Seen und Talsperren, Je größer 
ein solches Becken ist, desto gründlicher ist die Klärung des Wassers, 
Da niemals alle Schwebestoffe abgesetzt werden und sehr große Becken 
auch bedeutende Kosten verursachen, muß das geklürte Wasser noch 
einer weiteren Reinigung durch Filterung oder Sterilisation unterzogen 
werden. (Abb. 22.) 


Fällmittel. Die Klärwirkung kann vergrößert werden durch den 
Zusatz von Chemikalien und Fällmitteln, welche auch die 
feinsten Schwebestoffe elektrochemisch an sich binden oder vernichten. 


Es kommt z. B, vor, daß sich im Becken Algen ansiedeln oder daß das Wasser 
irgendwelche Organismen in großer Zahl enthält. Hier hilft ein Zusatz von Kutter, 
sulfat zur Vernichtung. Algen können auch durch Chlorzusatz getötet werden. Bei 
Chlormengen über 0,5 mg/l bleibt überschüssiges freies Chlor übrig, das dann durch 
Thiosulfat (Naa8,0,) oder Schwefeldioxyd (SO,), Ammoniak oder aktive Kohle 
wieder beseitigt werden muß, Das meist verwendete Fällmittel ist Aluminium- 
sulfat (schwefelsaure Tonerde, Alaun), Alaun bildet mit dem im Wasser vor- 
handenen kohlensauren Kalk Aluminiumhydroxyd und Gips. Aluminiumhydroxyd 
füllt in Flocken aus, welche die Verunreinigungen mit zu Boden reißen. Bei weichem 
Wasser muß zur Flockenbildung Kalk oder Soda zugesetzt werden. Ab und zu 
bildet sich freie angreifende Kohlensäure, die durch Entsäuerungsanlı л entfernt 
werden muß, Alaun wird in 2- bis 5proz. Lösung zugesetzt, Zur Erzielung dor 
richtigen Wirkung (gute Durchmischung) soll das Wasser in starker Bewegung sein 
und das Alaun dann 20 bis 30 min gründlich in Ruhe einwirken können (Reak- 
tionskammern). Hierbei soll die Wassergeschwindigkeit 30 bis 75 cm/s betragen, 
Erst darnach kommt das Wasser in die Absetzbecken (Niederschlagsbecken, Koagu- 
lationsbehälter), in denen die Geschwindigkeit 10 mm/s betragen soll. In diesen 
hält sich das Wasser 2 bis 6h auf, dabei erfolgt die Ausflockung, Dahinter folgt 
eine Filterung. Für diese müssen noch Schwebestoffe zur Bildung einer Filterhaut 
übrigbleiben. Gleichmäßiger Dauerbetrieb mit gleicher Durchflußmenge ist not- 
wendig. Es werden auch Bakterien hierbei größtenteils mit ausgeschieden. Als 
weiteres Fällmittel ist Bisensulfat zu nennen, Hier muß dem Rohwasser vorher 
Kalk zugegeben werden. Durch die Umsetzung bildet sich Bisenhydroxyd, das eben- 
falls ausflockt. Weitere Fällmittel zur Entfärbung und Schönung des Wassers sind 
Sauerstoff (als Ozon, Kaliumpermanganat) und Mangansulfat mit Kalium- 
permanganat. Über Zuführung von Sauerstoff siehe Bd. 2, Belüftung, 


Abb, 29, Schema eines Absotzheckens mit Mischrinne, nachfolgenden Filter 
und Zulaufregelung, nach »Das Gas- und Wasserfach«, Jahrgang 1990. 


Der Absetzbeckenbetrieb kann intermittierend (Füllung mit län- 
gerem Stehenlassen) oder kontinuierlich (ständiger Zu- und Abfluß) 
sein. Der letztere ist besser. Für Dauerbetrieb sind mindestens zwei 
Becken notwendig, Bezüglich der Form sind einfache Erdbecken mit 
Böschung am billigsten. Die Beckensohle erhält Gefälle zur leichten 
Reinigung. Zu- und Abfluß soll möglichst gleichmäßig verteilt über die 
Beckenbreite erfolgen. Tauchwände, Gitter, Rechen, Siebe können 
zur Zurückhaltung der Schwimmstolfe und Beruhigung der Wasser- 
strömung zweckmäßig sein. (Abb. 23.) 


— 60 — 


Die Absetzbecken dienen außer zur Zurückhaltung der Schwebe- 
stoffe auch (bei Zusatz von Fällmitteln) zur Entlärbung, zur Beseiti- 
gung der Trübungen und zur Schönung des Wassers, 


2. Langsamfilterung. 


Bei langsamer Sandfilterung werden die ungelösten Stoffe und die 
im Rohwasser enthaltenen Bakterien zurückgehalten, organische Stoffe 
werden oxydiert, freies Ammoniak wird in Nitrate umgewandelt, Ge- 
schmack und Geruch können verbessert werden. (Abb. 24.) 


Das Wasser wird dabei durch eine Schicht feinen Sandes hindurchgeleitet. 
Auf der Oberfläche bilden die Verunreinigungen eine besonders stark verschmutzte 
Schicht (die Filterhaut), die in ihren feinsten Öffnungen die mechanischen Ver- 
unreinigungen zurückhält und Lebewesen Gelegenheit gibt, die Bakterien zu fressen, 
Die Filterwirkung hängt von der Temperatur mit ab. Das Filtermaterial ist Sand, 
Um zu vermeiden, daß Filtersand durch das Wasser mitgerissen wird, folgen 
unter ihm die Stützschichten, das sind Schichten geringerer Stärke mit nach unten 
zunehmender Korngröße. Unter den Stützschichten folgen zur Wasserzusammen- 
fassung Drainrohre, gelochte Steinzeug- oder Zementrohre, Kanäle aus Ziegelstei- 
nen, in die Sohle eingeschnittene, mit Betonplatten abgedeckte Kanäle, Alles 
ist in einer wasserdichten Filterkammer eingebaut. Die Kammern können über- 
deckt oder offen sein. Die ersteren sind keinen Temperatureinflüssen ausgesetzt 
und sind gegen Staub und Algenwachstum gesichert, die letzteren sind billiger 
und leichter zugänglich, Gedeckte Filter müssen belichtet und belüftet werden, 
Das Wasser soll das Filter mit Gefälle durchlaufen, es tritt über der Filterschicht 
so ein, daß eine Aufwirbelung des Sandes nicht eintritt. Die Höhe der Wasserschicht 
über dem Filter beträgt mindestens 60 cm bei überdeckten, mindestens 100 cm bei 
offenen Filtern, Der Zulauf muß durch einen Schieber oder selbsttätig geregelt 
worden können. An sonstigen Einrichtungen ist ein Überlauf und eine Entleerungs- 
vorriehtung notwendig. Mit zunehmender Stärke der Filterhaut ist zum gleich- 
mäßigen Betrieb eine Vergrößerung der Höhe der Wasserschicht über dem Filter 
notwendig. Diese kann allerdings nicht beliebig vergrößert werden, weil sonst die 
Filterhaut durchreißt. Dieses Maß wird ausgedrückt durch den Druckhöhenverlust, 
den Unterschied zwischen dem Wasserspiegel über dem Filter und dem des Rein- 
wassers, er darf nicht über 1 m betragen. Man rechnet mit 2 bis 5 m® in 24 h auf 
1 m? Filterfläche, Diese Filtergeschwindigkeit (Ergiebigkeit) beeinflußt die Lauf- 
zeit, d, h, den Zeitraum von der Inbotriebsetzung bis zu dem Augenblicke, wo das 
Filter wegen zu großer Verschmutzung ausgeschaltet und gereinigt werden muß 
(je größer die Geschwindigkeit, desto kürzer die Laufzeit). Die notwendige Reini- 
gung bedingt die Haltung von Reseryefiltern (siehe Bd. 2, Abschnitt II). 

Jedes Filter muß zunächst von unten nach oben langsam bis 20 em über die 
Filteroberflüche gefüllt werden, dann erst darf das Rohwasser von oben zufließen, 
Die Filterhaut bildet sich erst nach einiger Zeit vollständig aus, und erst von diesem 
Zeitpunkte an arbeitet das Filter richtig. Am Ende der Laufzeit wird das Filter 
außer Betrieb gesetzt und die oberste Schmutzschicht mit Schaufeln abgeschält, 
Das Material wird gewaschen und kann später wieder verwendet werden. Dieses 
Abheben kann wiederholt werden, bis die Filterschicht noch mindestens 30 cm 
stark ist, Dann muß die ganze abgetragene Schicht in reinom Sand ersetzt werden. 
Alle 2 bis 3 Jahre muß auch die unterste Sandschicht gereinigt werden. 


Längsschnitt. 
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Abb. 24. Überwölbte Feinfilterkammer des Wasserwerks Hamm (Westfalen), nach »Das Gas- und Wasserfach«, Jahrgang 1931. 


5, 7Schnellfilter mit Rührwerk, nach »Das Gas- und Wasserfach«, Jahrgang 1929. 
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3. Schnellfilterung. 


Die Schnellfilterung arbeitet mit gröberem Filtermaterial, die 
Filtergeschwindigkeit ist 20- bis 60mal größer als bei Sandfilterung, 
die Filterhaut wird schnell durch ein zugesetztes Fällmittel hergestellt 
oder bildet sich schnell durch selbsttätige Herstellung bei der Spülung, 
sie besteht in der ganzen Filterschicht. Die Reinigung erfolgt durch 
Rückwärtsspülung mit Druckwasser (auch mit Druckluft) und erfordert 
nur wenige Minuten, der Platzbedarf ist gering, desgleichen Anlage- und 
Betriebskosten. Die Schnellfilterung hat sich immer mehr eingebürgert, 
sie ist geeignet bei stark wechselnder Rohwasserbeschaffenheit, bei der 
Anwendung von Fällmitteln, bei Filtern bei Enteisenung, Entmanga- 
nung, Entfärbung, Schönung und bei Platzmangel, 

Es gibt offene und geschlossene Schnellfilter. Bei den offenen muß die 
Zu- und Ableitung des Wassers der Filtergeschwindigkeit angepaßt werden; 
schlossene Filter werden in die Rohrleitung eingebaut, Durch E von Sieben, 
geschlitzten Rohren, Düsen usw, schützt man sich gegen das Abschwemmen des 
Filtersandes, der keine Stützschichten besitzt, Gleichmäßiger Wasserdurchfluß 
wird erreicht durch gleichen Wasserstand über dem Filter und eingebaute Geschwin- 
digkeits- und Leistungsregler. Die Rückspülung erfolgt bei größeren Becken unter 
Mitwirkung von Preßluft, Baustoff ist meist Eisenbeton. Geschlossene Schnell- 
filter werden meist in Zylinderform aus Eisen (da sie unter Druck arbeiten) aus- 
geführt, Das Filtermaterial besitzt 0,34 bis 2,0 mm Korndurchmesser, je nach- 
dem, welchem Zwecke es zu dienen hat. Bei geschlossenen Filtern wird das 
Filter meistens in 2 Stockwerke unterteilt, was eine Teilung des Filtermaterials in 
grobes und feines ermöglicht, Im oberen Raum ist das grobe Filtermaterial, das 
gleichsam als Vorreinigung dient, im unteren werden dann auch die feinen Flocken 
ausgeschieden. Die Reinigung durch Rückspülung kann durch eingebaute Rühr- 
werke unterstützt werden, die das zusammengeballte Material auseinanderreißen. 
Neuerdings verwendet man lieber eine hohe Spülgeschwindigkeit mit Luft und 
Wasser. Für Trinkwasserversorgung ist meist nach der Schnellfilterung noch eine 
nachfolgende Entkeimung (2. В. durch Chlorung) notwendig. Bekannte Ausfüh- 
rungen sind die der Firmen Reisert, Halvor-Breda, Bollmann. (Abb. 25.) 


В. Entkeimung. 


Die Entkeimung (Unschädlichmachung, Sterilisation der Bakte- 
rien) kann auf verschiedene Art durchgeführt werden. Bei kleinen 
Wassermengen bedient man sich des Abkochens oder der ultravioletten 
Bestrahlung, bei großen Wassermengen leisten die Sandfilterung, die 
Schnellfilterung, die Ozonisierung, der Zusatz von Ätzkalk, die Chlo- 
rung, das Katadynverfahren gute Dienste. Auf die aktive Kohle soll 
am Schluß des Kapitels näher eingegangen werden, 


1. Abkochen. 


Das Abkochen in den Haushaltungen kann auch bei zentraler Versorgung 
dienlich sein, wenn eine Verseuchung des Rohrnetzes befürchtet wird oder statt- 
gefunden hat. 


SRS 


2. Ultraviolette Strahlen. 


Ultraviolette Strahlen, die keimtötende Wirkung besitzen, werden von 
glühenden Quecksilberdämpfen ausgeschickt. Solche Strahlen werden in Queck- 
silberdampfquarzlampen erzeugt, 


3. Sandfilterung und Schnelltilterung. 


Die Sandfilterung, von der bereits gesprochen wurde, ist zur Keimunschäd- 
lichmachung außerordentlich gut geeignet, Zu sehr verunreinigtes Wasser muß vor- 
her in Absetzbecken gereinigt werden. Bei Schnellfiltern muß gleichfalls eine 
Filterhaut gebildet werden, Die Filterschicht soll mindestens 70 ст stark sein mit 
einer mittleren Korngröße von 0,6 mm. 


4. Ozonisierung. 


Das Ozonisierungsverfahren beruht darauf, daß Ozon Bakterien sehr 
rasch und sicher tötet. Ozonisierte Luft wird mit Rohwasser möglichst innig ge» 
mischt, Das so behandelte Wasser muß nachträglich belüftet werden, Wasser mit 
Trübungen und Bisengehalt muß vorbehandelt worden. Der Betrieb arbeitet zwar 
sicher, ist aber teuer und wird darum seltener angewendet, 


5. Zusatz von Ätzkalk. 


Der Zusatz von Ätzkalk (Kalkmilch) wird bei weichem Talsperrenwasser 
angewendet, Zur Wirkung ist notwendig, daß das Wasser nach dem Zusatz sich 
mindestens 12 h in großen Becken aufhält. 


6. Chlorung. 


In letzter Zeit ist die Chlorung als das billigste und einfachste Entkeimungs- 
mittel immer mehr in den Vordergrund getreten. Der Zusatz des Chlors erfolgt 
fast ausschließlich in der Form von Chlorgas. Die anderen Verfahren, z. В. Zusatz 
von Chlorkalk, sind nicht so einfach zu handhaben, Das Chlorgas wird unter hohem 
Druck flüssig in Stahlflaschen geliefert. Im Wasser verbindet es sich mit dem 
Wasserstoff zu Salzsäure und Sauerstoff wird frei. Die Zugabe erfolgt meist nach 
dem mittelbaren Verfahren (nach Dr. Ornstein). Bei diesem wird zuerst das Chlor 
mit einer kleinen Wassermenge gemischt (1 bis 5 д Chlor auf 4 D und dieses Chlor- 
wasser dem Versorgungswasser beigegeben, Beim unmittelbaren Verfahren wird 
eine vorher bestimmte Menge Chlorgas im Versorgungswassor zerstäubt, Für das 
Enntkeimen genügen schon 0,1 bis 0,3 mg/1 m’, Bei Anwesenheit von chlorbinden- 
den Verunreinigungen (organische Substanzen) ist die Zusatzmenge entsprechend 
größer. Es ist notwendig, daß der Chlorzusatz dauernd sorgfältig überwacht und 
der Beschaffenheit des Wassers angepaßt wird, sonst kann bei zu großer Bemos- 
sung unangenehmer Geruch auftreten. Die Geschmacksgrenze von Chlorgas liegt 
etwa bei 1,5 mg/l Zusatz. 


7. Katadynverfahren. 


Schließlich sei auf das Katadynverfahren hingewiesen, das jetzt auch in 
größeren Anlagen praktisch verwendet wurde. Über dieses Verfahren wurde orst- 
malig von Dr. Krause im Jahre 1928 berichtet, Es beruht auf der Fähigkeit be- 
stimmter Metalle oder Metallsalze, die Lebensäußerungen niederer Organismen in 
solchen Medien zu beeinflussen, die mit den Metallen oder Metallsalzen in Berührung 
sind, und in denen diese mit den üblichen chemischen Verfahren nicht nachgewiesen 
werden können (Oligodynamie). 
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Als derartiges oligodynamisch wirksames Metall wird metallisches Silber in 
feinst vorteilter Form mit außerordentlich großer Oberfläche auf Sand, Tonringen, 
Kugeln, Ketten niedergeschlagen und bildet hier einen festhaftenden feinen Über- 
zug. Durch Berührung dieser »Katadynkörper« mit Wasser gehen Silberionen in 
Lösung, die keimtötend wirken. Das Wasser wird dabei in Geruch, Geschmack und 
Aussehen nicht verändert. Der Zeitpunkt der vollkommenen Sterilisierung wird 


durch die Keimmenge, die Einwirkungsdauer und die Temperatur bestimmt. Der- 
artig »aktiviertese Wasser behält seine keimtötenden Eigenschaften längere Zeit 


oits mit ihm gemischtes, noch nicht behandeltes Wasser, 

Voraussetzung für die Anwendung dos reng ist vollkommen klares 
Wasser, weil auf den versilberten Flächen sich niederschlagende Trübungen die 
Berührung von Silber und Wasser verhindern. Die Silbermenge, die in Lösung geht, 
ist etwa 0,000015 g/l; sie genügt, um in 2 bis 4 h Keimfreiheit zu erzielen. 


bei und sterilisiert seine! 


С. Beseitigung der gelösten Stolfe. 


Ihr dienen die nachfolgend beschriebenen Verfahren. 


1. Enteisenung. 


Die Enteisenung des Wassers geht in der Weise vor sich, daß zu- 
nächst dem Wasser Luft (Sauerstoff) zugesetzt wird; hierbei bildet sich 
das im Wasser enthaltene Eisenoxydul in Eisenhydroxyd um, Dieses 
scheidet sich in Flockenform aus dem Wasser und wird dann durch 
Filterung zurückgehalten. Die Enteisenung geht leicht vor sich bei 


Abb, 26. Schematische Darstellung einer Reinigungsanlage (Entelsonung und Entmanganung), 
nach »Gesundheits-Ingenlours, Jahrgang 1939, 


hohem Gehalt ап Karbonaten und geringem an Humusstollen; bei 
weicherem und karbonatarmem Wasser ist sie schwerer. Hier hilft 
der Zusatz von Ausfällmitteln, wie Aluminiumsulfat, Ätzkalk, Kalium- 
permanganat, Bei nicht genügender Belüftung wird zu wenig Sauer- 
stoff aufgenommen oder es bleibt zuviel freie Kohlensäure im Wasser 
zurück, Beides führt zur Wiedervereisenung im Rohrnetz. (Abb, 26.) 

Man unterscheidet offene und geschlossene Enteisenungsanlagen. 
Bei einer offenen Anlage wird das eisenhaltige Wasser auf irgendeine 
Art in Tropfenform mit Luft in Berührung gebracht, die in diesem Falle 


Brix, Wasser, T. 5 
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Abb, 27. Enteisenung mit Koksrieseler (Wasserwerk Berkhof der Stadt Hannover), nach »Das Gas- und Wasserfach«, Jahrgang 1930. 
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nicht künstlich in das Wasser gepreßt zu werden braucht. Die Berührung 
kann erfolgen mittels Rieselers, durch Regenfall, durch Zerstäubung. 

Bei einem Rieseler (Systom Piefke) wird das Wasser durch gelochte Rinnen, 
Siebe, Brausen möglichst fein verteilt und rieselt dann durch den Rieselkörper, 
(Abb. 27.) Dieser besteht aus lose gepackten Koksstücken, Ziegeln oder Strauch- 
werk, Jedenfalls muß er во hergestellt sein, daß das Wasser reichlich Gelegenheit 
hat, mit Luft in Berührung zu kommen (siehe Bd, 2, Abschnitt II). 

Beim Regenfall (System Oosten) läßt man das Wasser mittels einer Brause 
fein verteilt durch die Luft fallen. Hier ist die Bolüftungszeit kurz, es muß deswegen 
dem Wasser genügend Zeit zur Ausflockung gegeben werden (1 h), 

Die Zerstäubung erfolgt durch Aufschlagen des Wassers auf Prallteller oder 
durch Zerspritzen mittels Amsterdamer Düsen. Hierbei treffen zwei Wasserstrahlen 
aufeinander, werfen das Wasser nach oben und zerstäuben es zu Nebel. Man kann 
auch Luft in den Behälter einblasen. Durch dieso Vorgänge wird das Risenhydroxyd 
bereits gebildet. 

Zur Ausscheidung des Eisens in Flockenform braucht das belüftete Wasser 
noch etwa 4 h Zeit. Diese Ausscheidung erfolgt in Rohwasserbecken (Reaktions- 
räume, Absetzbecken, Koagulationsräume). Die Flocken 
werden in nachgeschalteten Filtern zurückgehalten. Man 
kann hierzu Langsamfilter (Filtergeschwindigkeit 0,5 bis 
1 m/h) oder Schnellfilter verwenden. Die offenen Schnell- 
filter haben sich hierfür besonders bewährt (Filtergeschwin- 
digkeit bis 10 m/h). Das enteisnete Wasser wird in einem 
Reinwasserbehälter gesammelt. 


Durch offene Enteisenungsanlagen wird bei 
der Belüftung gleichzeitig die freie Kohlensäure 
und Schwefelwasserstoff ausgeschieden. 

Infolge der Unterbrechung des Wasserlaufes 
durch die Rieseler muß das Wasser gewöhnlich 
durch Vorpumpen (es handelt sich fast immer 
um Grundwasser) auf die Enteisenungsanlage ge- 
hoben und dann ein zweites Mal aus dem Rein- 
wasserbehälter durch das Hauptpumpwerk in das 
Rohrnetz gedrückt werden. Das ist bei geschlos- 
senen Anlagen (Anwendung bei leicht ausscheidbarem Eisen) nicht der 
Fall, hier genügt eine einmalige Hebung, die Enteisenung erfolgt im 
Rohrstrang. (Abb, 28.) Dafür muß hier die Luft künstlich zugesetzt wer- 
den. Die Einrichtungen sind sonst die gleichen wie bei offenen Anlagen. 

Die Zuführung der Luft erfolgt durch besondere Kompressoren (bei kleinen 
Anlagen auch durch Schnüffelventile). Von besonderer Wichtigkeit ist eine innige 
Vermischung von Luft und Wasser, Hierfür dient ein besonderer Mischraum mit 
Prallteller oder Schaufeln und ein sog. Kontaktkörper aus grobem Material (5 bis 
10 mm Korn, Kies, Steinschlag, Lava), durch den das Wasserluftgemisch langsam 
strömt. Als Filter wird selbstvorständlich ein Schnellfilter verwendet. Da die Luft- 
mengen nicht immer ganz genau abgemessen werden können, verursacht die über- 
schüssige Luft oft eine milchige, gesundheitlich unschädliche Trübung des aus- 
tretenden Reinwassers, die nach kurzem Stehenlassen verschwindet, 

Eine Enteisenungsanlage arbeitet dann richtig, wenn der Abfluß 
immer klar, farblos und geruchlos ist. 


28, Geschlossene 

enungsanlage, nach 

»Das Gas- und Wasser- 
fachs, Jahrgang 1934, 
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2. Entmanganung. 


Die Befreiung des Wassers von Mangan kann auf drei Arten erfolgen. 
Da sich Mangan ähnlich wie Eisen verhält, so läßt sich auch hier die 
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Abb. 29. Tilteranlage Kaulsdorf für EntsAuerung, Entelsenung, Entmanganung 
(weschlossene Anlage), nach Das Gas- und Wanserfach«, Jahrgang 1934. 


übliche Form der Enteisenung (Filterung über Sand nach vor- 
heriger Belüftung) durchführen, Bei gleichzeitiger Anwesenheit 
beider Stoffe füllt Mangan bei der Enteisenung mit aus, Das Ausfällen 
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geht schwieriger vor sich als die Enteisenung, Es bildet sich langsam 
eine Braunsteinschicht, welche das Mangan zurückhält, Das Aus- 
scheiden des Mangans erfolgt unmittelbar nach der Belüftung. Die 
zweite Reinigungsart ist die Filterung durch Braunstein oder 
braunsteinhaltige Stoffe (Manganpermutit). Durch Braunstein wer- 
den dem Wasser die Mangansalze entzogen, das Mangansalz wird in 
Manganhydrat und Säure gespalten. Ersteres wird vom Braunstein fest- 
gehalten, letzteres bindet das Permutit. Eine Enteisenung ist vorher 
notwendig, wenn auch Eisen im Wasser enthalten ist. Die dritte Reini- 
gungsart ist biologischer Natur. Das Verfahren ist in Dresden an- 
gewendet worden. Es gibt Kleinlebewesen (Algen: Clonothrix fusca, 
Crenothrix manganifera, Siderocapsa), welche Mangan in Braunstein 
umwandeln und aufspeichern. Es werden für diese Algen Filterkörper 
aus für die Algenansiedlung besonders gut geeignetem Kies geschaffen, 
welche das Wasser durchfließt. Die mit der Zeit absterbenden Algen 
werden durch neue ersetzt. Der so entstehende überschüssige Mangan- 
schlamm wird durch Rückspülung entfernt, Chlorung hebt die Wirkung 
der Algen wieder auf. (Abb. 29.) 


3. Entsäuerung. 


Fast jedes Wasser enthält Kohlensäure, ein Umstand, der wegen 
des möglichen Angriffs auf Eisen und Beton im Betrieb gefährlich wer- 
den kann, Es muß darum für den Betrieb festgestellt werden, ob die 
vorhandene freie Kohlensäure und Karbonathärte in der Lage sind, 
Eisen und Beton mit einer für den Betrieb gefährlichen Schnelligkeit 
anzugreifen. Da die vorhandene Kohlensäure bei zunehmender Härte 
in einem der Härte entsprechenden Maße unschädlich wird, so sind 
auch die Mittel zur Herabsetzung der Angriffslust der Kohlensäure 
entsprechend verschieden. Es sind z. B. unschädlich ungefähr 5 mg 
freie Kohlensäure bei 5 deutschen Härtegraden, 15 mg bei 10°, 
33 mg bei 20%. Außerdem sind für die Wahl des Verfahrens noch 
andere Umstände, z. B. gelöster Sauerstoff, Eisen-, Mangangehalt, Trü- 
bungen, Färbung, von Einfluß, Die Entfernung kann auf mechani- 
schem und chemischem Wege erfolgen. Mechanische Verfahren 
(geeignet für hartes Wasser) sind die Zerstäubung des Wassers, die 
offene Rieselung, die Verregnung, die Evakuierung; chemische Ver- 
fahren (geeignet für weiches Wasser) der Zusatz von Chemikalien, die 
Marmorrieselung. (Abb. 30.) 


Das Austreiben der Kohlensäure (Auswaschen durch Luft) ist möglich, wenn 
die Karbonathärte mehr als 5° beträgt, Sehr gut eignet. sich hierzu die Wasser- 
zerstäubung durch Düsen oder Spritzteller. Hierbei wird das Wasser sehr fein 
verteilt, und es entsteht gleichzeitig Luftzug. Die Kohlensäure scheidet aus und 
lagert auf dem Boden. Der entstehende Luftzug beschleunigt ihre Entfernung 
nach unten (schwerer als Luft). Die Rieselung kann über Koks, grobe Steine, 
Ziegelbrocken usw. erfolgen, Beide Arten verlangen eine große Fallhöhe und 
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Grundfläche. Bei der Verregnung kann beides kleiner gehalten werden. Bei 
der Evakuierung (Entgasung) wird das Wasser in großen Zylindern durch 
Brausen verrieselt und die Kohlensäure durch Evakuierung des Raumes abgesaugt. 
Eine vollständige Entfernung der Kohlensäure ist durch die mechanischen Verfahren 
nicht möglich, 

Die chemischen Verfahren (Bindung der Kohlensäure) bestehen in dem Zu- 
satz von Alkalien in Lösung oder abgemessenen Mengen und in der Marmor- 
rieselung oder der Vermischung des angriffslustigen weichen Wassers mit hartem, 
Bei den beiden ersten Verfahren ist zu beachten, daß sie eine Erhöhung der Kars 
bonathärte zur Folge haben. Das ist wesentlich, wenn das Wasser zur Kessel- 
speisung benützt werden soll. 


Abb. 30. Entsäuerungsanlage mit 

darunter liegendem Reinwasserbehäl- 

ter, nach »Das Gas- und Wasserfachs, 
Jahrgang 1934. 


Als Zusatzmittel wird am vorteilhaftesten Kalk (bei sohr weichem Wasser) 
benützt (außerdem auch Natronlauge oder Soda, sind aber teurer). Der ungelöschte 
Kalk wird mit Wasser vermengt und durch Zylinder geführt, in denen die ungelösten 
Kalkteile absitzen. Das gesättigte Kalkwasser wird bei offenen Anlagen dem Wasser 
durch Dosierungsgefüße zugesetzt oder in die Rohrleitung eingepumpt, Die Bindung 
der Kohlensäure erfolgt schnell und sicher, Kalkwasser tötet übrigens auch Keime 
ab. Unangenehm bei dom Verfahren ist, daß die Dosierungsmenge ständig über- 
wacht werden muß. Bei zu kleinen Mongen ist die Wirkung ungenügend, bei zu 
großen entstehen Trübungen oder das Wasser wird als Trinkwasser unbrauchbar; 
es sind darum selbsttätige Dosierungsapparate geschaffen worden. 

Einfacher ist das Rieseln über Marmorkies (CaCo,). Der Kies muß Erbsen- 
größe haben, Bei der Rieselung wird der Marmorkies in das lösliche doppelkohlen- 
saure Salz Ca(HCO,), übergeführt, freie Kohlensäure wird gebunden und zwar in 
einer Mongo, die der marmorangreifenden Kohlensäure im Wasser entspricht, Das 
Verfahren arbeitet also vollkommen selbsttätig. Da gleichzeitig eine Enteisenung 
‚stattfindet, welche die Entsäuerung beeinträchtigen kann, muß erstere schon vorher 
stattfinden. Das Wasser muß 34 bis 1 h mit dem Marmorkios in Verbindung stehen, 
Der Kies wird aufgezehrt und muß von Zeit zu Zeit erneuert werden. Solche An- 
lagen können geschlossen und offen ausgeführt werden. Wegen der langen Berüh- 
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rungszeit hat man auch schon den Reinwasserbehälter zur Marmorentsäuerung mit- 
benützt, 

Bei sehr viel freier Kohlensäure kann man auch mechanisches und chemisches 
Verfahren hintereinander anwenden und durch jedes einen Teil der Entsüuerung 
vornehmen lassen, А 

Durch Zumischung von härterem Wasser zu weichem angreifondem kann die 
Angriffslust vermindert werden. Das Mischwasser hat dann größere Karbonat- 
Паге, 

Als neueres Verfahren ist die Filterung durch Magnomasse zu erwähnen, 
Die Masse besteht aus gebranntem und gekörntem Dolomit. Außer der Ent- 
säuerung wird dabei eine Enteisenung und Entmanganung bewirkt. Die Ver- 
suche, welche von der Landesanstalt für Wasser-, Boden- und Lufthygiene bei 
8 Wasserwerken durchgeführt wurden, zeigten sehr günstige Ergebnisse. 


4. Enthärtung 


ist zwar für Trinkwasser im allgemeinen nicht notwendig, dagegen er- 
fordern sie der Haushalt und viele gewerbliche Betriebe (z. B. Vermin- 
derung des Seifenverbrauchs bei Wäschereien). Vor allem soll dadurch 
die Kesselsteinbildung verhindert werden. Wie groß die zulässige Härte 
sein kann, hängt von der-Bauart der Kessel ab, zulässig ist 7. В, für 
Flammrohrkessel bis zu 10 bis 15 Härtegrade, für Hochdruckwasserrohr- 
kessel höchstens 2 bis 3 Hürtegrade. In Deutschland wird ungefähr 
die Hälfte der Bevölkerung mit Wasser von über 12 d. Härtegraden 
(im Mittel 17°) versorgt. Wenn es durch Einführung zentraler Ent- 
härtungsanlagen gelänge, den durchschnittlichen Härtegrad auf 7° 
herabzusetzen, würden im Jahre etwa 200 Mio. RM für die notwendige 
Enthärtung erspart. Leider eignen sich die weiterhin beschriebenen 
Verfahren für solche einheitliche Anlagen nicht mit Ausnahme des Per- 
mutitverfahrens, dessen Grundstoffe in Deutschland nicht in genügender 
Menge vorkommen, Alle anderen Verfahren sind für den Großbetrieb 
nicht einfach und billig genug. 

Die Weichmachung von hartem Wasser erfolgt, abgesehen von der 
Destillation und dem elektrischen Verfahren dadurch, daß die im 
Wasser gelösten Salze durch Zusatz von Chemikalien in unlösliche 
Verbindungen übergeführt und diese ausgeschieden werden. Als geeig- 
nete billige Materialien haben sich hierfür bewährt: Soda, Ätznatron, 
Kalk und Soda (diese scheiden die Kalksalze als kohlensauren Kalk, 
die Magnesiasalze als Magnesiumhydroxyd aus, auch freie Kohlensäure 
wird chemisch gebunden), Permutit. 


a) Destillation (thermische Enthärtung). 


Die Kosselsteinbildung ist eigentlich schon eine derartige Enthärtung. Durch 
die Erwärmung des Wassers wird dabei unter Freiwerden der Kohlensäure die Kar- 
bonathärte ausgeschieden. Die Destillation selbst kommt nur da in Frage, wo che- 
misch reines Wasser unentbehrlich ist, bei Kesselspeisewasseraufboreitung aber nur 
in besonderen Fällen, 
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b) Sodaenthärtung (Soda-Regenerativverlahren). 


Das Verfahren eignet sich nur für Wasser, das keine oder nur geringe Karbonat- 
härte aufweist. Durch Soda werden die schwofelsauren Salze (Kalziumsulfat, Magne- 
siumsulfat) ausgefällt. Bei der praktischen Durchführung wird das Wasser im 
Kessel mit Soda angereichert. Unter der Einwirkung der Wärme und des Druckes 
im Kessel spaltet sich Soda in Kohlensäure und Ätznatron. Letzteres bewirkt eine 
teilweise Ausfällung der Härtebildner, Der entstehende Schlamm mit Sodateilchen 
wird dauernd in den Reiniger zurückgebracht (Neckarverfahren). Durch die Er- 
wärmung wird Sauerstoff und Kohlensäure weitgehend entfernt, 

[4 
в) Das Ätznatron-Soda-Verfahren. 


Das Verfahren wird angewendet zur Enthärtung gipsreicher Wässer, Die 
Natronlauge verbindet sich mit den Kalk- bzw. Magnesia-Bikarbonaten des Wassers, 
und os entsteht unlöslicher Kalk und Soda, Die Menge des sich bildenden Schlam- 
mes ist verhältnismäßig gering. 


d) Kalk-Soda-Verfahren. 


Hierbei wird verwendet Soda (kohlensaures Natron) zur Füllung des Gipses 
(Sulfate) und Ätzkalk (Kalkmilch, Kalkwasser) zur Zersetzung der doppelkohlen- 
sauren Salze (Karbonathärte). Eine Beschleunigung der Vorgänge wird durch Vor- 
wärmung des zu behandelnden Wassers auf 50 bis 80° С bewirkt, weil dadurch Kar- 
bonathärte beseitigt wird und freie Kohlensäure entweicht, und weil der Kalk-Soda- 
Zusatz in warmem Wasser schneller ausfällt. Die Zusatzmenge wird berechnet 
oder durch Versuch bestimmt. Die Zugabe erfolgt in Lösungen. Diese werden 
entweder durch einen Dosierungsapparat beigegeben oder am Anfang einer Misch- 
rinne zugesetzt oder in einem Rohre beigemischt. Es muß mit Sodaüberschuß ge- 
arbeitet werden. Das Wasser muß sich dann 1 bis 2 h in einem Behälter aufhalten, 
wo die Härtebildner sich ausscheiden, evtl. kann dazu noch ein Sandfilter nache 
geschaltet werden müssen, 


e) Permutitverfahren. 


Hierbei erfolgt die Enthärtung beim Durchgang des Wassers durch ein Per- 
mutitfilter, die Enthärtung kann hier bis zum vollständigen Verschwinden derselben 
‚getrieben werden. Permutit ist ein künstlich hergestelltes Natrium-Aluminiumsilikat 
(Zeolith, Verbindungen, welche Kieselsäure, Tonerde und Alkali, sowie Wasser ent- 
halten, sind in Salzsäure löslich). Solche Zeolithe können die Alkalien mehr oder 
weniger leicht gegen andere Basen in Berührung mit deren Salzlösungen austauschen. 
Permutit entsteht durch Zusammenschmelzen von Quarz, Kaolin und Soda, es ist 
im Wasser nicht löslich, stark wasserdurchlässig, körnig oder blättrig, Permutit 
kann seine basischen Bestandteile, z. В. Natrium, leicht gegen andere Basen, 2, В. 
Kalzium, Magnesium, austauschen, Dadurch werden die Härtebildner aus dem 
Wasser entfernt, Nach längerer Benützung nimmt die Wirkung ab. Durch Koch- 
salzlösung läßt sich das Material leicht regenerieren, Der technische Vorgang ist 
folgender: Permutit (Korngröße М, bis 2 mm) wird in offenem oder geschlossenem 
Behälter als Filter eingebracht, das Wasser lüuft von oben nach unten durch das 
Filter (Geschwindigkeit 2 bis 10 m/h), Das zu enthärtende Wasser muß vorher von 
groben Verunreinigungen, Eisen und Kohlensäure befreit werden, Permutitfilter 
arbeiten selbsttätig, eignen sich also auch für Wasser mit stark schwankender 
Härte, 
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f) Elektrisches Verfahren. 


Hierbei wird schwach gespannter Gleichstrom gegen die gegen Kesselstein- 
ansatz zu schützende Fläche geleitet, Hierdurch wird verhindert, daß sich fester 
Kesselstein bildet, die Härtebildnor fallen als feinste Schlammteilchen nieder, 


g) Chemische Formeln 
für die Enthärtung (Weichmachung) des Wassers. 


A. Ausscheidung der Bikarbonate des Calziums 
1. durch Ätzkalk: 
CaCO, · CO, + Ca(OH), = 2CaCO, + Hat, 
2. bei gleichzeitigem Vorhandensein gleichwertiger Mengen schwefel- 
saurer Kalkverbindungen durch Ätznatron: 
CaCO; CO, + CaSO, + 2Na OH = 2CaCO, + NaSO, -+ H,O. 
B. Ausscheidung der Bikarbonate der Magnesia 
1. durch Ätzkalk: 
Mg CO,CO, + 2Ca(OH), = Mg(OH); ++ 2Ca CO, + HO, 
2. zugleich mit 2 Äquivalenten der schwefelsauren Kalkverbindungen 
durch Ätznatron: 
Ма, CO,CO, -+ 2CaSO, + 4NaOH = Mg(OH), + 2CaC0, 
+ 2 Nos S0, + Ha, 
C. Ausscheidung der schwefelsauren Kalkverbindung 
1. durch Zusatz von Soda: Ca SO, + №, СО = CaCO, + Na, SOs, 
2. durch Ätznatron bei Vorhandensein von Bikarbonaten wie bei B2, 
D. Ausscheidung von Chlormagnesium durch Ätznatron: 
MgCl, + 2NaOH = Mg(OH), + 2NaCl. 
(Ätznatron entsteht aus Ätzkalk und Soda: 
Са(ОН), + NaCO, = 2NaOH + CaCO,). 
Е. Enthärtung durch Permutite: 
Na,O + АЬО,. 2 SiO, + Сан, (СО), = СаО. AM, 3 SiO, -+ 2 NaHCO, 
Natriumzeolith Caleiumzeolith 
SL, 2510, - CaSO, = СаО AO, 2 SIO, + Ма,80, 


5. Aktive Kohle. 


Aktive Kohle wird zur Beseitigung von unangenehmen Geruchs- 
und Geschmacksstoffen, weiter zur Entfernung gelöster organischer 
Trübungen und von Gasen aus dem Wasser benützt. Die aktive Kohle 
wird aus Holz, Kohle, Torf, Lignit hergestellt. (Abb. 31.) 
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Es handelt sich dabei darum, einen Körper zu bekommen, der möglichst viele 
mikroskopisch feine Poren und Kapillaren besitzt, damit eine recht große innere 
Oberfläche entsteht. Die Größe der Kapillaren hat auf das Adsorptionsvermögen 
der Kohle entscheidenden Einfluß, sie soll kleiner sein als die Molekulargröße des zu 
adsorbierenden Stoffes. Nach letzterer richtet sich also die Struktur der verwen- 
doten Aktivkohle. Bei Wasser läßt sich darum nur Feinkohle anwenden, Von der 
Feinheit der Kapillaren kann man sich einen Begriff machen, wenn man bedenkt, 
daß die Kapillaroberfläche eines Würfels von 1 ст Seitenlänge mehrere 100 mè? 
umfaßt, 


Abb, 11, Schema für die Anwendung pulverförmiger Aktivkohle nach 
dem Doslerungsvorfahren, nach »Wasser und Gass, Jahrgang 1933. 


A Rohwasser E Nachehlerung 

B Chlorung G Aktivkohlenbunker М Schnellsandfliter 
© Fällungsmittel H Doslervorrichtung N Reinwasser 

D Kontaktbecken J Reinwasser 

E Absetzbecken K Mischgefäß 


Die Kohle muß, damit sie aktiv wird, erst behandelt werden. Man imprägniert 
mit konzentrierter Zinkehloridlauge, die Mischung wird bei allmählich steigender 
Temperatur getrocknet und dann kalziniert. Das Kalzinat wird mit Wasser aus- 
gelaugt (Chlorzinkkohle), Oder man entfernt aus der noch nicht aktiven Kohle durch 
Oxydation die Kohlenwasserstoffe und ätzt gleichzeitig die zurückbleibende amorphe 
Kohle. Dadurch wird sie aktiv. 

Die Anwendung erfolgt in Deutschland fast ausschließlich in Form 
von Filtern, durch die das zu reinigende Wasser durchläuft. Dabei 
werden die zu entfernenden Stoffe auf der ganzen Oberfläche adsorbiert, 
und es reichern sich die Kapillaren damit an. Die andere Anwendungs- 
art, die Kohle in Pulverform auf das Wasser zu streuen, hat sich in 
Deutschland noch nicht eingebürgert. Besonders gute Dienste leistet 
die aktive Kohle da, wo durch Chlorung die unangenehmen Phenol- 
verbindungen entstehen. 


6. Überehlorung. 


Als neueres Verfahren, das bei einigen Wasserwerken (z. B. Aussig, 
Stuttgart u. a.) angewendet wird, um mehrfach verunreinigtes Wasser 
(Geruch, Geschmack, Trübung, Eisen, Mangan) in einwandfreies, steriles 
Wasser zu verwandeln, sei das Adler-Diachlor-Mutonitverfahren (ADM- 
Verfahren) genannt. Die bisher gemachten Erfahrungen sind als gute 
zu bezeichnen. (Abb. 32.) 
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Bei diesem Verfahren wird dem zu reinigenden Wasser, im Gegensatz zum 
einfachen Chlorverfahren (Tiefchlorung), mehr Chlor zugesetzt als zur Entkeimung 
notwendig ist, so daß der gesamte Reinigungsvorgang unter steter Anwesenheit 
von überschüssigem freiem Chlor vor sich geht. Der Chlorüberschuß wirkt entkei- 
mend, sterilisierend, außerdem oxydierend und zerstörend auf die im Wasser ent- 
haltenen gelösten organischen Schmutzstoffe, Wieviel Chlor (0,4 bis 3 mg/l) genom- 
men werden muß, um alle zu beseitigenden Stoffe restlos auszuscheiden, wird durch 
das sog. Chlordiagramm in jedem Einzelfalle festgelegt. Aus den sog. Diachlorfiltern 
fließt das Wa: in ein Kontaktfilter (Braunstein), in dem es völlig gereinigt wird 
und schließlich in den Mutonator (aktives Kohlefilter), wo es vom freien Chlor be- 
freit wird, Der letzte Prozeß ist ein chemischer, indem das freie Chlormolekül bei 
Berührung mit aktiver Kohle in Gegenwart von Wasser in Chlorion (Chlorid) unter 
Bildung von Kohlendioxyd umgewandelt wird. Die aktive Kohle muß von Zeit 
zu Zeit regeneriert werden, 


Abb, 32. Hochchlorung. Schema der Ludwigshafener ADM- 
Anlage, nach »Das Gas- und Wasserfache, Jahrgang 1031. 


7. Überschußkalkreinigung. 


Dieses Verfahren ist in Deutschland zum ersten Male bei der Trink- 
wasserreinigung in Dresden angewendet worden; für weiches Wasser 
eignet ев sich nicht. Hierbei wird Ätzkalk dem Wasser im Überschuß 
zugesetzt, во daß zum Schluß eine Säure zugegeben werden muß, damit 
das Trinkwasser nicht alkalischen Charakter aufweist. Hierdurch wird 
das Wasser weich, die gelösten und suspendierten, färbenden Stoffe 
werden ausgeschieden, die Ausscheidung von Eisen und Mangan, die 
Entkeimung werden begünstigt. Der Vorzug des Verfahrens besteht 
in kurzen Absetzzeiten und hohen Filtergeschwindigkeiten. 

Der technische Vorgang in Dresden (Tolkewitz) ist folgender: Das 
ierte Elbgrundwasser wird auf eine Versprühungsanlage gehoben, 


uferfiltri 
in der freie Kohlensäure ausgeschieden und Sauerstoff aufgenommen 
wird. Von hier fließt das Wasser über einen Abflußboden (hier Zugabe 
von Kalkmilch evtl. auch Pulverkohle) und ein Überfallwehr zum Ab- 
setzbecken. Dahinter wird das Wasser auf die Schnellfilter gehoben. 
Nach deren Durchlaufen wird Kohlensäure zugegeben und hinterher 
Chlor. (Abb. 33.) 

Das Verfahren ist im Auslande und in Deutschland auch sonst 
schon angewendet worden, 
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VI. Wie wird das Wasser von der Entnahmestelle 
zum Verwendungsort geleitet? 
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Die Zuleitung des Wassers 
von der Entnahmestelle zum 
Verwendungsort ist in den 
meisten Fällen zu teilen in 
die Strecke vom Ort der 
Wasserentnahme bis zu einer 
Speicheranlage und von dieser 
zum Verwendungsort. Hier- 
bei ergeben sich verschiedene 
Möglichkeiten, je nachdem 
das Wasser von der Ent- 
nahmestelle mit natürlichem 
Gefälle zur Speicheranlage 
geleitet werden kann oder 
dahin künstlich gehoben wer- 
den muß. Die Strecke von 
der Speicheranlage bis zum 
Verwendungsort ist immer 
eine Druckleitung. Die Aus- 
schaltung einer Speicher- 
anlage irgendwelcher Form 
kommt kaum vor, da sich 
hierbei zu viele Nachteile zei- 
gen, die bei Anordnung sol- 
cher Anlagen vermieden wer- 
den können. 


„1. Zuleitung mit natürlichem 


Gefälle (Getällsleitung). 


Eine solche Zuleitung 
kann entweder als Leitung 
mit freiem Wasserspiegel oder 
als Druckleitung ausgeführt 
werden oder eine Vereinigung 
beider Arten darstellen. 


- (Abb. 34.) Die letztere Aus- 


führung kommt da vor, wo 
eine reine Gefällsleitung zu 


große Umwege bedingen würde und wo Tunnelstrecken und Aquädukte 
vermieden werden sollen. Die Leitungen werden immer als Rohrleitungen 
ausgebaut, da der offene Graben, 
der sonst die billigste Ausführungs- 
art wäre, für Trinkwasserversorgung 
wegen der möglichen Verunreinigung 
des Wassers nicht in Betracht kommt. 

Baumaterial für Leitungen mit freiem 
Wasserspiegel ist Eisen, Beton, Eisen- 
beton, Eternit, Mauerwerk, Steinzeug 
(Abb. 35), für Leitungen unter Druck 
kommt vornehmlich Wisen, Bisenbeton, 
Holz zur Verwendung. Von diesen Bau- 
stoffen wird am meisten verwendet: Eisen, 
Beton (Schleuderbeton), Eternit, Holz und 
Mauerwerk, Bezüglich der Herstellung der 
Rohre wird auf Abschnitt VII vorwiesen, 

Zur Verkürzung der oft sehr langen 
Zuleitungsstrecken werden im Wege ste- 
hende Bergrücken öfter durch Tunnel- 
Abb, 35, Stoll hnitt { strecken unterfahren, tiefe Täler mittels 
AN, JEE, Brücken (Aquädukte) übersetzt. Womög- 


Abb. 36. Entlüftungsschacht (Muldötal- 
sperre), nach » Das Gas- und Wasserfach«, 
Jahrgang 1928. 


lich wird man diese teueren Bauwerke durch Heberleitungen bzw, Düker ersetzen, 
Namentlich Düker haben sich zur Überwindung tiefer Taleinschnitte vorzüglich 
bewährt. Wo Überschuß an verfügbarer Druckhöhe vorhanden ist, werden Ab- 
stürze oder Strecken mit größeren Gefällen eingeschaltet, Zwecks Revision und 
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Reinhaltung werden in Abständen von 100 bis 150 m Schächte eingebaut. Vor 
dem Anfang von Druckleitungen ist zur Vermeidung einer Überlastung der Einbau 
von Überfällen notwendig. Sonst kommen noch Entleerungs- und Eintlüftungs- 
einrichtungen bei Druckleitungen zur Ausführung, Man wird bei langen Zu- 
leitungen mit verschieden großen Querschnitten und Gefällen arbeiten müssen, 
um sich möglichst der Geländebeschaffenheit anpassen zu können, Eine frostsichere 
Lage der Leitung ist immer notwendig. (Abb. 36.) 
Die Dimensionierung erfolgt stets во, daß die Wassermenge des "` 

Stundendurchschnittes am Tage des höchsten Verbrauchs geliefert wer- 
den kann. 


2. Zuleitung bei künstlicher Hebung. 


Während es bei Leitungen mit natürlichem Gefälle immerhin mög- 
lich ist, ohne besondere Speicheranlagen auszukommen, ist dies bei 
künstlicher Hebung nicht der Fall, Hier muß zur Gewährleistung einer 
wirtschaftlichen Arbeit der Hebemaschinen stets eine Speicheranlage 
eingeschaltet werden. 

Jede derartige Zuleitung gliedert sich in zwei Teile: in die Leitung 
bis zur Hebeanlage und in die von hier zur Speicheranlage. Die erste 
Leitung kann wieder eine Leitung mit natürlichem Gefälle oder eine 
Saugleitung oder eine Verbindung von Heberleitung mit Saugleitung 
sein. Meistens wird der Entnahmeort tiefer liegen als das Pumpwerk 
und das Wasser angesaugt werden müssen. (Abb. 37.) 


Abb. 37. Heberleltung und Saugbrunnen (Königsberg), nach »Das Gas- und Wasserfach«, 
Jahrgang 1920, 
а Hoberleitung в Saugrohr 
b Schlitzrechen а Drehkran 


Da eine Suugeitung unbedingt luftdicht sein muß, wird man streben, sie mög- 
lichst kurz zu machen. Dazu kommt, daß die Saughöhe beschränkt ist. Sie beträgt 
theoretisch 10 m, praktisch wird man über 7 m nicht hinausgehen können, Bei 
Saughöhen über 3 m muß eine Rückschlagklappe in die Leitung eingebaut werden, 
damit die Wassersäule bei Stillstand nicht abreißt. Aus diesen Gründen soll das 
Pumpwerk möglichst nahe beim Entnahmeort angelegt werden, Bei größerer Ent- 
fernung oder bei mehreren Entnahmestellen kann man sich durch Anlage einer 
Heberleitung helfen, durch die das Wasser an das Pumpwerk herangebracht wird, 
Das Wasser wird hierbei in einen Sammelbrunnen geleitet, aus dem die Saugleitung 
entnimmt. Falls auch in diesem Falle die Saughöhe zu groß wird, können die Pumpen 
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entsprechend tief aufgestellt werden (Vorpumpen). Diese heben meist auf die Reini- 

gungsanlage. Von hier aus wird das Wasser durch die Hauptpumpen zum Ausgleich- 

behälter gedrückt, 
| Die Leitung zwischen Pumpwerk und Speicheranlage (bzw. Ver- 
|| sorgungsnetz) ist immer eine Druckleitung, Desgleichen ist die Zu- 
| leitung von der Speicheranlage zum Versorgungsnetz eine Druckleitung, 
sie muß den größten Stundenverbrauch Jeisten, 
wenn die Speicheranlage ‚vor, den durchschnitt- 
lichen, wenn die Speicheranlage hinter dem Ver- 
sorgungsnetz liegt. 


a) Berechnung der Pumpenleistung. 

Wenn die Pumpe in der Stunde @ m? Wasser 
hebt, dann ist die Leistung in der Sekunde 
q = 0: 1000: 3600 (in kg). Diese Arbeit muß 
für eine in jedem Falle sich ergebende Förder- 
höhe J (in m) geleistet werden. Die mano- 
metrische Förderhöhe H setzt sich aus der geo- 
dätischen Förderhöhe M, (Höhenunterschied zwi- 
schen tiefstem Wasserspiegel am Entnahmeort 
und höchstem Wasserspiegel in der Speicher- 


та Daug lluny, anlage) und dem Druckhöhenverlust h, zusam- 
D= Drucklei з 
P= e men, H, setzt sich aus der Saughöhe / und 
Abb. 38, Schema einer der Druckhöhe A, zusammen, во daß H = h, + 
Se ha + hy ist. (Abb. 38.) 
Die von der Pumpe sekundlich zu leistende Arbeit ist demnach: 
A=gq:H= ¢ 000 * (hı + ha + Ay); in Pferdestärken ansgedrückt wird 


А = 2 — 900 (hy + А, + hg). Da die Pumpe selbst nur einen 
Wirkungsgrad (w,) von 0,5 bis 0,9 (je nach Art) besitzt und der An- 
triebsmotor ebenfalls nicht 100 prozentig wirkt (wa), во ergibt sich die 
Zahl der zur Hebung wirklich notwendigen Pferdestärken zu: 


Н 0.1000 

Town 3000.75. m ET Ma F Mo) 

Während sonst die Wirtschaftlichkeit des Betriebes im Vorder- 
grund steht, muß bei künstlicher Hebung des Trinkwassers unbedingt 
die Betriebssicherheit an erster Stelle berücksichtigt werden, da eine 
Unterbrechung in der Wasserlieferung ausgeschlossen ist. Рав bedingt, 
daß für Pumpen und Motoren ein ausreichender Ersatz vorgesehen 
wird. (Abb. 39.) 

Nur bei kleinen Werken und Speicheranlagen, die für mehrere Tage Wasser 
enthalten, kann auf einen Ersatz verzichtet werden, Größere Anlagen sollen wenig- 


An= 


stens zwei Pumpen erhalten, von denen jede den Durchschnittsbedarf leisten kann, 
jede Pompe soll in möglichst großem Umfange ihre Leistung vergrößern können, 


Ebenso sollen für die Antriebskraft möglichst zwei verschiedene Kraftquellen zur 
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‚Druckleitung. 


Abb, 39, Rohwanserpumpwerk Saatwinkel (Berlin), nach + рав Gas- und Wasserfach«, 
Jahrgang 1988. 


Verfügung stehen, damit beim Versagen der einen die andere davon unabhängige 
benützt werden kann. 

Außer der Sicherheit spielen auch die Betriebsbereitschaft, die 
Art der Bedienung und die Überlastungsmöglichkeit eine wichtige Rolle. 


Brix, Wasser. T. в 
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So braucht eine Dampfkraftanlage etwa 1 bis 11 h, eine Sauggasan- 
lage 30 bis 40 min bis zur Einschaltung des Betriebs, während Wasser- 
kraft-, Wind-, Öl-, Leuchtgasanlagen schon nach 5 bis 10 min und elek- 
trische Anlagen sofort betriebsbereit sind. Dagegen ist die Überlastungs- 
möglichkeit bei Gasmotoren dauernd nur etwa 12%, bei Dieselmotoren 
auf kurze Zeit etwa 20%, bei Dampfkraftanlagen dagegen am größten. 
Die Art der Bedienung 
hängt in ausgedehntem Maße 
` von der Betriebszeit ab. Am 
wenigsten Bedienung brauchen 
Anlagen mit kurzen Betriebs- 
zeiten, die meiste Bedienung 
braucht ein ununterbrochener 
24stündiger Betrieb. Bei glei- 
cher Betriebssicherheit ent- 
scheidet der Kostenaufwand. 
Es ist weiter zu berück- 
sichtigen, daß der Wasserver- 
brauch im Laufe der Zeit er- 
fahrungsgemäß ansteigt, daß’ 
also Platz für Vergrößerung des 
Werkes von vornherein bereit- 
gestellt werden muß. (Abb. 40.) 
a d, Mergen Während in früheren Zeiten 
die Kolben- und Plungerpumpe 
mit Dampf als Antriebskraft fast ausschließlich Verwendung fand, hat 
heute die Kreiselpumpe, namentlich in Verbindung mit dem elektri- 
schen Motor, außerordentlich an Verbreitung gewonnen. Neben der- 
artigen aus Pumpen und Motoren bestehenden Pumpwerken gibt es 
auch öfter Anlagen, bei denen die Betriebskraft direkt ohne Vermitt- 
lung eines Motors das Wasser hebt. 


b) Kolbenpumpen. 


Pumpen, bei denen die Kolbenbewegung in senkrechter Richtung 
erfolgt, heißen stehende, solche mit waagerechter Bewegung lie- 
gende Pumpen. Bei der letzten Art kann die Saughöhe höchstens 
6 m betragen, 

Der Kolben wird entwoder als Scheibenkolben (dieser arbeitet stets nur mit 
einer seiner Flächen) oder als Tauch- (bzw. Plunger-)kolben ausgeführt (hier 
wird das Wasser durch das Volumen des Kolbens fortgedrückt), Scheibenkolben 
werden verwendet bei Förderhöhen bis 30 m, sie können undicht werden. Plunger- 
kolben sind besser, weil sie eine unbewogliche, leicht zugängliche Dichtung besitzen, 

Hinsichtlich der Wirkung sind zu unterscheiden einfach wirkende, 
doppelt wirkende und Differentialpumpen. 
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Bei der einfach wirkenden Pumpe saugt der Kolben beim Hingang das 
Wasser an und drückt es beim Rückgang in das Druckrohr, Sie läßt sich nur bei 
kleinen Wassermengen und nicht zu großer Förderhöhe gebrauchen. Bei großen 
Wassermengen und Förderhöhen muß die Arbeit durch ein Schwungrad unterstützt 
werden, oder es müssen mehrere einfach wirkende Pumpen mit versetzter Kurbel auf 
gemeinsamer Welle benützt werden. 

Bei der doppelt wirkenden Pumpe saugt der Kolben beim Hingang in, 
dem einen und drückt in dem anderen KA beim Rückgang ist die” 
Wirkung umgekehrt, Sie eignet sich für kleine und mittlere Förderhöhen. 

Die Differentialpumpe steht hinsichtlich der Wirkung zwischen einfach 
und doppelt wirkender Pumpe, Sie besitzt einen Kolben mit zwei vorschiedenen 
Querschnitten. Beim Hingang wird aus dem Arbeitsraum des großen Kolbens das 
Wasser zum Teil in die Förderleitung, zum Teil in den Arbeitsraum des kleinen 
Kolbens gedrückt, beim Rückgang saugt der große Kolben und drückt gleichzeitig 
Wasser aus dem Arbeitsraum des kleinen Kolbens in die Förderleitung. Es besteht 
also einfache Saugwirkung und doppelt verteilte Druckwirkung. Diese Pumpe 
eignet sich für kleine Wassermengen und große Förderhöhen, 

Außerordentlich wichtig ist bei allen Arten eine gute Ausbildung der Ven- 
tile. Bei kleinen Wassermengen benützt man Tellerventile, bei großen Wassermengen 
Ringventile oder Gruppenventile, Für schnellaufende Pumpen sind federnde Klap- 
penventile im Gebrauch, gesteuerte Ventile kommen nur noch bei sehr großer Hub- 
höhe zur Verwendung. 

Um die Bewegung möglichst gleichmäßig zu gestalten und um zu große Saug- 
bzw. Druckspannungen zu vermeiden, ist in der Nähe der Saugventile ein Saug- 
windkessel, in der Nähe der Druckventile ein Druckwindkessel notwendig. Die 
Windkessel müssen um so größer sein, je größer die Wassermenge und je größer die 
Saug- und Druckhöhe ist. 

Als Vorteile der Kolbenpumpen sind zu bezeichnen: die große mögliche Saug- 
höhe, der große Wirkungsgrad (0,85 bis 0,98), die große Regulierfähigkeit durch 
Veränderung der Drehzahl (60 bis 250 U/min). 

Als Nachteil sind zu benennen: die hohen Anlagekosten, der große Platzbedarf, 
die vielen beweglichen Teile. 

Man wird Kolbenpumpen verwenden bei großen Leistungen, bei langen Arbeits- 
zeiten und bei Benützung von Dampf als Antriebskraft. 


с) Kreiselpumpen, 


Die Kreiselpumpe (Zentrifugal-, Rotationspumpe) besteht aus 
einem mit Schaufeln versehenen Laufrad in einem Gehäuse. Das an 
der Achse des Rades eintretende Wasser wird bei der Radumdrehung 
an den Radumfang geschleudert und tritt aus dem Gehäuse mit einer 
bestimmten Geschwindigkeit und mit bestimmten Druck aus. Die er- 
zeugte Geschwindigkeitshöhe kann dadurch für eine Druckzunahme 
nutzbar gemacht werden, daß das aus dem Laufrad austretende Wasser 
in Leitkanäle geleitet wird, die feststehen und sich nach außen erweitern, 

Während bisher fast ausschließlich Kreiselpumpen mit wage- 
rechter Welle benützt wurden, werden neuerdings auch vielfach solche 
mit senkrechter Welle verwendet. 


Jodo Kreiselpumpe besitzt bei einer bestimmten Förderhöhe und Förder- 
menge einen günstigsten Wirkungsgrad, der sich bei einer gewissen Umdrehungs- 
zahl einstellt. Er kann durch Regelung eingestellt werden. Wird die Förderhöhe 
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darüber gesteigert, dann geht die Fördermenge zurück, verringert man die Förder- 
höhe, dann steigt die Fördermenge, Die Regelung kann außer durch Veränderung 
der Drehzahl auch durch Drosselung in der Druckleitung erfolgen. Die Saughöhe 
beträgt meist 4 bis 5 m, höchstens 7 bis 8 m. 
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Abb. 42, Überdrucklose 
Tauchpumpe (Passungsan- 
Jage Praunheim IL, Frank- 
furta. M,), nach» Das GAs- 
Abb, 41, Tiefbrunnenpumpanlage (Altona), nach und Wassorfachs, Jahr- 
&,* баз Oas- und Wasserfach«, Jahrgang 1931. gang 1932. 


Bei kleinen Wassermengen und großen Förderhöhen wird der Wirkungsgrad 
für ein Laufrad gering. Man ordnet dann zwei oder mehrere Laufräder hinter- 
einander an auf gemeinsamer Welle, Das Wasser muß hierbei nacheinander die 
Räder durchströmen. Nach der Zahl der Laufräder unterscheidet man einstufige 
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und mehrstufige Kreiselpumpen. Unter sonst gleichen Verhältnissen muß mit 
größer werdender Förderhöhe die Zahl der Stufen zunehmen, für eine Stufe rechnet 
man 70 bis 80 m Förderhöhe, Außer durch Erhöhung der Stufenzahl ist eine Steige- 
rung möglich durch Erhöhung der Drehzahl. Dabei erfordern kleine Förderhöhen 
große Drehzahl und umgekehrt, Die Zahl der Umdrehungen in der Minute beträgt 
zwischen 500 und 3000, 

Vor der Inbetriebnahme muß die Kreiselpumpe nebst der Saugleitung mit 
Wasser gefüllt werden. Es gibt auch sog. selbstansaugende Kreiselpumpen (Elmo- 
pumpe, Sihipumpe). 

An besonderen Ausführungsarten, soweit sie in der Wasser- 
versorgung verwendet werden, seien genannt: die Simopumpe, die 
Rohrbrunnenpumpe und die Tiefbrunnenpumpe. 

Bei der Simopumpe, die für Leistungen von 500 bis 2500 l/min bis zu 25 m 
Förderhöhe geliefert wird, sind Pumpe und Motor unmittelbar zusammengebaut. 

Die Rohrbrunnenpumpe mit senkrechter Welle ist aus einzelnen Druck- 
stufen zusammengebaut und befindet sich im Rohrbrunnen, (Abb. 41.) Der An- 
trieb erfolgt über dem Wasserspiegel durch Elektromotor oder Riemen, Leistung 
etwa 0,2 bis 6 m?/min und 70 m Förderhöhe. 

Die Tiefbrunnenpumpe (Tauchpumpe), ebenfalls für Rohrbrunnen ge- 
dacht, taucht vollständig mit Motor in das zu fördernde Wasser, (Abb, 42.) Sie ist 
erst in neuester Zeit in die Wasserversorgung eingeführt (Frankfurt a. M., Erfurt). 

Als Vorteile der Kreiselpumpe sind zu bezeichnen: geringer Preis, geringer 
Raumbedarf, geringe Bedienungskosten, geringe Instandhaltungskosten, große Ein- 
fachheit, große Betriebssicherheit, keine Bruchgefahr (auch bei geschlossener Druck- 
leitung), keine Wasserstöße in der Leitung. 

Als Nachteile sind zu nennen: die geringe Saughöho, der geringe Wirkungs- 
grad und damit größerer Kraftbedarf, 

Die Kreiselpumpe ist vorzuziehen bei großen Wassermengen und geringer 
Förderhöhe, bei kurzer Betriebsdauer und bei elektrischem Antrieb. 


d) Die Antriebskraft. 
x) Damp, 


Die Anlage besteht aus Dampfkessel und Kraftmaschine. Es 
werden Großwasserraumkessel (Ein- und Zweillammrohrkessel), Wasser- 
rohrkessel (mit großer Heizfläche auf kleiner Grundfläche) verwendet. 

Fast immer wird mit überhitztem Dampf gearbeitet, der keine Kon- 
densationsverluste ergibt und trocken ist. Mischkondensation wird bei 
Kolbenmaschinen, Oberflächenkondensation bei Turbinen vorgezogen. 

Die Kraftmaschine kann eine Kolbenmaschine oder Turbine sein. Bei der 
Kolbenmaschine unterscheidet man je nach Bauart, Wirkungsweise usw, stehende, 
liegende, Binzylinder- und Mehrzylindermaschinen, einstufige und mehrstufige Ex- 
pansionsmaschinen usw. Die Drehzahl bewegt sich zwischen 80 und 150 in der Minute. 
Bei Leistungen bis 100 PS werden meist Einzylindermaschinen gebraucht, für größere 
Leistungen bevorzugt man mehrstufige Expansionsmaschinen. 

Dampfturbinen kommen namentlich bei großen Leistungen zur Anwendung. 
Die Umdrehungszahl beträgt 1000 bis 9000 in der Minute, darum ist die Turbine 
vor allem geeignet für Kreiselpumpen. 

Die Turbinen haben etwa von 500 PS Leistung an aufwärts gegenüber den 
Kolbenmaschinen geringeren Dampfverbrauch. Außerdem benötigen sie geringere 
Bedienungs- und Schmierkosten, geringeren Platz; bei Kreiselpumpen kann der 
Antrieb direkt erfolgen. 
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В) Elektrizität. 


Für Wasserhebung kommt Gleichstrom und Drehstrom in Be- 
tracht. 

Von den Gleichstrommotoren wird fast ausschließlich der Nobenschluß- 
motor, bei dem nur ein Teil des Stromes durch die Magnete fließt, verwendet. 
Dieser besitzt nämlich bei den verschiedensten Belastungen beinahe gleiche Droh- 
zahl. Die Drehzahl beträgt bei kleinen Motoren bis 1500 und mehr, bei großen 
bis 900 U/min. Als Vorzug der Gleichstrommotoren ist zu bezeichı daß sie unter 
voller Belastung anlaufen können. Im allgemeinen werden derartige Motoren bis 
zu 400 PS mit einer Spannung bis zu 500 V ausgeführt, 

Von den Wechselstrommotoren wird fast nur der Sphasige Drehstrom- 
motor bei Spannungen über 500 V verwendet. Man benützt ihn statt des Gleich- 
stromes, wenn der Strom aus großen Entfernungen bezogen wird, falls nicht eine 
Umformung in Gleichstrom erfolgt, Der Drehstrommotor ist sehr einfach in Bau 
und Betrieb, läßt sich ohne Gefahr überlasten und ist daher außerordentlich be- 
triebssicher. 

Der elektrische Strom als Antriebskraft hat sich sehr verbreitet, 
seitdem man ihn bequem und einfach von Kraftwerken beziehen kann, 
er bedingt geringe Anschaffungskosten, braucht wenig Platz, dagegen 
sind die Betriebskosten oft hoch. Man findet ihn vor allem in Ver- 
bindung mit Kreiselpumpen oder als Reserveantrieb, Selbsttätige 
Pumpwerke und Kreiselpumpen mit senkrechter Welle sind nur durch 
ihn möglich. 


y) Verbrennungskraftmaschinen, 


In diesen Maschinen erfolgt die Umänderung der im Brennstoff 
enthaltenen Energie in mechanische Arbeit in der Maschine selbst. Man 
unterscheidet Explosionsmotoren und Gleichdruckmotoren. 

Beim Explosionsmotor bringt man den Brennstoff (Gas, Dampf, Flüssigkeits- 
пере!) mit der nötigen Luftmenge zusammen in den Arbeitszylinder; dort explodiert 
er. Beim Gleichdruckmotor wird der Brennstoff so in den Arbeitszylinder ge- 
bracht, daß eine allmähliche Verbrennung vor sich geht. Nach der Arbeitsweise 
sind zu unterscheiden: Viertakt- (4 Hübe = 2 U für den Arbeitsvorgang) und Zwei- 
taktmotoren (2 Hübe = 1 U). 

Allen Verbrennungskraftmaschinen ist eigentümlich, daß das Brennstoffgemisch 
möglichst kalt in den Arbeitszylinder kommt. Es muß dieser deshalb gekühlt werden. 
Der Verbrauch an Kühlwasser ist ziemlich hoch, nach der Art der Maschinen aber 
verschieden groß. Alle Verbrennungskraftmaschinen müssen erst in Gang gebracht 
worden, Dafür ist aber die Ausnützung des Brennstoffes eine bedeutend bessere 
als in einer Dampfkraftanlage, 

Es werden in der Wasserversorgung benützt: Gasmotoren, Motoren 
mit flüssigen Brennstoffen und Dieselmotoren, 

Unter den Gasmotoren ist der Sauggasmotor der verbreitetste, Bei ihm 
wird das Kraftgas durch die Saugwirkung des Motors erzeugt. Die Anlage umfaßt 
den Generator (Verbrennungsbehälter), Skrubber (Naßreiniger) und den Trocken- 
reiniger, Weniger benützt wird der Leuchtgasmotor (bis Leistungen von 25 PS), 


weil Leuchtgas teuerer ist als Sauggas, 
Unter den Motoren mit flüssigen Brennstoffen ist hauptsächlich der Benzol- 
motor verbreitet, Benzin- und Spiritusmotor kommen weniger häufig vor. 
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Im Gegensatz zu den bisher erwähnten Maschinen saugt der Dieselmotor 
nur Luft an. Diese wird auf 30 bis 32 at komprimiert, In die so auf 600 bis 700°C 
erhitzte Luft wird der Brennstoff, fein zerstäubt, eingeleitet, er enzündet sich von 
selbst, Als Brennstoff wird in Deutschland vor allem Steinkohlenteeröl verwendet, 
Außer der zuerst vorwiegend ausgeführten stehenden Form, die bis zu 200 PS je 
Zylinder ausgeführt wird, ist auch die liegende Form in Verwendung gekommen, г 
die von 250 PS Leistung an gebaut wird. Der Dieselmotor ist schnell betriebsbereit, 
er eignet sich als Antrieb großer Pumpanlagen, besonders gerne wird er bei elektri- 
schem Betrieb als Reservemaschine aufgestellt, 

Alle stehenden Verbrennungskraftmaschinen beanspruchen wenig Platz, dafür 
sind sio aber gegen Belastungsschwankungen sehr empfindlich, 


д) Wasser- und Windkraft. 


Als Antriebslorm kommt bei Wasserkraft die Turbine fast aus- 
schließlich vor, das Wasserrad wird wegen seiner langsamen Umdre- 
hung sehr selten benützt, Unter den Turbinen ist die Franeisturbine, 
die Propellerturbine und das Peltonrad am meisten verbreitet. Die 
leicht regulierbare, mit hoher Drehzahl ausgestattete Franeisturbine 
kann bei Gefällen bis 250 m und beliebig großen Wassermengen be- 
nützt werden, die Propellerturbine findet Verwendung bei Gefällen 
bis zu 20 m, sie hat eine sehr hohe Drehzahl. Das Peltonrad wird neben 
der Franeisturbine benützt, bei Gefällen über 250 m ausschließlich, 

Der Wind wird mittels der Windräder und Windmotoren verwendet. Er 
eignet sich nur als Antriebskraft für sehr kleine Anlagen. Ein genügend großer 
Speicherbehälter für windschwache und windstille Zeiten und ein Ersatzmotor 
anderer Antriebskraft sind immer notwendig. 

Die Kraftübertragung vom Motor zur Pumpe kann bei Dampf und elektri- 
schem Strom direkt erfolgen, bei Verbrennungsmaschinen ist immer Riemenüber- 
tragung notwendig. 


e) Unmittelbare Hebung des Wassers durch die Betriebskraft. 


Außer den am weitesten verbreiteten Kolben- und Kreiselpumpen mit Antrieb 
kommen ab und zu bei Vorliegen besonderer Verhältnisse andere Hebemaschineı 
zur Verwendung, von denen die bekanntesten hier wenig- 
stens kurz angeführt werden sollen. 


х) Der hydraulische Widder (Stoßheber). 

Dieser dient dazu, kleine Wassermengen mit mäßigen 
Druck auf größere Höhen zu heben. (Abb, 43.) Von der 
vorhandenen Wassermenge wird aber nur wenig gehoben, 
der weitaus größte Teil dient als Triebwasser und läuft во 
ab. Der Widder wirkt wie folgt. Er besitzt zwei Ventile 
in einer Rohrleitung, die vom Bezugsort herkommt. Das 
eine dieser Ventile, das Stoßventil, ist zunächst durch den 
Wasserdruck geschlossen, Das andere Ventil, das Druck- 


ventil, wird durch den gleichen Wasserdruck gehoben und $ = Sossventi! 
läßt Wasser in einen Windkessel eintreten. Durch die da- wenn 
durch zusammengepreßte Luft wird von diesem Wasser in Cat) 


die an den Windkessel angeschlossene Steigleitung gedrückt. Р e 
Dadurch entsteht am Stoßventil eine Druckverminderung, REES 
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welche dieses Ventil sich öffnen lüßt, Das Wasser strömt an dieser Stelle ins 
Freie. Die Geschwindigkeit dieses Triebwassers schließt das Stoßventil, das Druck- 
усп öffnet sich, und das Spiel beginnt von neuem, 

Der hydraulische Widder ist ein sehr einfaches Instrument, das bei Druck- 
höhen bis zu 15 m angewendet werden kann, die Steighöhe beträgt etwa das 6- bis 
7fache der Druckhöhe. Bei großen Druckhöhen werden die Stöße sehr stark und 
können die Rohrleitung zerstören. Der Wirkungsgrad beträgt etwa 0,6 bis 0,7, die 
geförderte Wassermenge zwischen 0,05 und 10 1/8, 


В) Wassersäulenmaschinen. 


Sie werden heute nur noch sehr selten verwendet, seitdem im selbstlätigen elek- 
trischen Pumpwerk ein vollwertiger Ersatz dafür geschaffen ist, 


у) Pulsometer, 


Eine direkte Hebung des Wassers durch Dampf ist möglich durch den Pulso- 
meter. Hier wird durch Kondensation von Wasserdämpfen ein luftleerer Raum er- 
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Abb. 44. ‚Belbsttätigen Wamserwerk (Meldort A Ditämarachon), nach »Das Gas- und Wasser- 
ache, Jahrgang 2 
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zeugt, in den das Wasser angesaugt wird. Da der Wirkungsgrad ein geringer ist, 
da das geförderte Wasser wärmer wird, und da mit dem Wasser auch der verbrauchte 
Dampf gefördert wird, kommt der Pulsometer für Wasserversorgung kaum in Frage. 
Das gleiche kann auch von den Dampfstrahlpumpen gesagt werden. 


ö) Mammutpumpe. й 


Zu den Maschinen zur Hebung von Wasser durch Druckluft gehören die 
Ejektoren und die Mammutpumpe. Ejektoren werden fast nur zur Hebung von 
Abwasser benützt, Dagogen kommt die Mammutpumpe auch in der Wasserversor- 
gung zur Verwendung. Ihr Vorteil ist, daß keinerlei Ventile und sonstige bewegliche 
‘Toile vorhanden sind, ihr Nachteil, daß der Förderbrunnen eine gewisse Tiefe besitzen 
muß. Die Anlage besteht in einem Kompressor (Luftpumpe), einem Windkessel 
und einem Steigerohr (Förderrohr), an dessen Fußstück die Druckluftleitung ange- 
schlossen ist. Im Steigerohr mischen sich Wasser und Luft. Das spezifische Gewicht 
dieses Gemisches ist geringer als das des Wassers. Durch diesen Unterschied wird 
das Luft-Wassergemisch im Steigerohr gehoben. Der Wirkungsgrad beträgt 0,1 
bis 0,8. 

Schließlich seien noch erwähnt: die Tiefbrunnenpumpe (mit Düse) zur raschen 
Beseitigung kleiner Wassermengen, die Dampfpumpe ohne Schwungrad, die Gas- 
pumpe; sie alle haben für die zentrale Wasserversorgung keine Bedeutung. 


е) Selbsttätige Pumpwerke. 


Während bei den Pumpwerken der einheitlichen Wasserversorgung immer ein 
regelmäßiger Betrieb durchgeführt werden muß, um die notwendige Wassermenge 
sicherzustellen, kann es bei kleinen Gemeinden oder bei einzelnen Bezirken eines 
Netzes, die ihrer Höhenlage wegen nicht ohne weiteres in das Gesamtnetz einbezogen 
werden können, vorkommen, daß die Wasserhebung nur im Bedarfsfalle durchgeführt 
werden muß. (Abb. 44.) Hier sind selbsttätige Pumpwerke am Platze, die entweder 
in bestimmten Zeitabständen oder bei Erreichen bestimmter Wasserstände im 
Hochbehälter oder bei Sinken des Wasserdruckes unter ein bestimmtes Maß die 
Pumpen selbsttätig einschalten und ebenso wieder ausschalten. Sie bestehen 
meist in mehrstufigen Kreiselpumpen mit elektrischem Antrieb, Meist werden hier 
auch Hydrophore angewendet. (Siehe Abschnitt VIII.) 


VII. Wie wird das Wasser am Verwendungsort 
verteilt? 


Die Verteilung des Wassers erfolgt am Verwendungsort durch das 
Ortsrohrnetz in den Straßen. Von den Straßenleitungen zweigen die 
Grundstücksleitungen ab, welche die Grundstücke versorgen, und in 
diesen wird das Wasser durch die Hausleitungen zu den Entnahme- 
stellen in den Stockwerken und an anderen Orten geleitet. 


1. Rohrnetz. 


Für die Gesamtanordnung ist maßgebend, daß das Wasser auf 
kürzestem Wege zu den Entnahmestellen geführt wird. 
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Es wird sich dabei von selbst ergeben, daß man zunächst die Hauptversorgungs- 
gebiete (am dichtesten bebaut) mit Wasser versieht. Örtliche Besonderheiten (wie 
Baugrund, günstige Drucklinie, neu befestigte Straßen usw.) können Abweichungen 
von dieser Regel veranlassen. Von dem auf diese Weise sich ergebenden Haupt- 
strang legt man Verteilungsstränge in die Stadtbezirke, die sich dann dort wieder 
in die einzelnen Straßenleitungen teilen. Es entsteht so ein Rohrnetz, das nach 
dem Verästelungssystem angeordnet ist. Auch bei mehreren Hauptsträngen 
wird man ähnlich verfahren. Für den Betrieb ist es aber günstig, wenn nicht so viele 
stumpf endigende Rohrstrünge im Netz vorhanden sind, weil in diesen Enden das 
Wasser ohne Bewegung ist, weil bei Rohrschäden alle Leitungen hinter der Bruch- 
stelle ohne Wasser sind, und #eil bei Bekämpfung von Schadenfeuer es günstig ist, 
wenn der Wasserentnahmestelle (dem Hydranten) von mehreren Seiten her Wasser 
zuströmen kann, Man wird darum die toten Enden, wo es möglich ist, verbinden, 
so daß jedem Punkte von zwei Seiten Wasser zufließen kann, oder man wird min- 
destens die einzelnen Bezirke durch Rohrleitungen größerer Weite miteinander vor- 
binden, So entsteht aus dem Vorästelungssystem das Kreislaufsystem. Auch 
bei diesem lassen sich abor in den Außenbezirken tote Enden nicht vermeiden. Er- 
schwert wird durch das Kreislaufsystem die Betriebskontrolle, die Feststellung des 
Wasserverbrauchs und des Wasserverlustes (auch bei eingebauten Bezirkswasser- 
messern ist sie ziemlich unsicher). 

Die Lage der Leitungen im Straßenquerschnitt ist jetzt 
durch Normung festgelegt (Dinorm 1998). Danach ist bei vielen Ver- 
sorgungsleitungen im Straßenquerschnitt ein Hauptstrang (Haupt- 
leitung, Bezirksleitung) in den Fahrdamm zu legen, Straßenleitungen 
zur Versorgung der Grundstücke kommen in den Bürgersteig. In klei- 
neren Ortschaften, wo die Zahl der Leitungen im Straßenquerschnitt 
nicht so groß ist, wird man wohl allgemein die Straßenleitungen in den 
Fahrdamm legen (falls nicht die Art der Straßenbefestigung das ver- 
hindert) und zwar auf die Seite; die Mitte ist der Kanalisation vorbe- 
halten. Dadurch werden die Grundstückszuleitungen auf der einen 
Straßenseite länger als auf der andern. Da aber diese Zuleitungen bis 
zur Grundstücksgrenze doch auf allgemeine Kosten verlegt werden, ist 
diese Anordnung für die Höhe der Kosten belanglos. 

Man verlegt die Leitungen mit einer Scheiteldeekung von 1,5 m, 
Abweichungen kommen selbstverständlich vor. Diese Tiefe von 1,5 m 
hat sich auch in kalten Wintern bewährt, 

Für unter Druck stehende Wasserleitungen verwendet man vor 
allem Rohre aus Gußeisen, Stahl- und Schmiedeeisen. Rohre aus 
anderen Stoffen haben sich allgemein noch nicht einführen können. 
Bei Eisenrohren unterscheidet man je nach der Art der Verbindung 
Muffen- und Flanschenrohre. 


Gußeisenrohre. Für die Abmessungen der gußeisernen Muffen- 
und Flanschenrohre gelten die vom Deutschen Normenausschuß heraus- 
gegebenen Normen (DIN 2422, 2432, 2437), Für die Lieferung dieser 
Rohre gelten die Technischen Lieferbedingungen (DIN 2 20). 


Das gußeiserne Muflendruckrohr wird für Wasserleitungen wegen 
seiner hohen, durch viele Jahrzehnte bewährten Widerstandsfähigkeit 
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gegen zerstörende chemische Einwirkungen und seiner sonstigen Eigen- 


schaften bevorzugt. 

Die Herstellung der Gußrohre erfolgte bis vor einigen Jahren im Sandguß- 
verfahren, wobei die Rohre in stehenden, getrockneten Formen mit der Muffe nach 
unten gegossen werden. Heute werden in den Abmessungen bis einschließlich 
600 mm 1. W. schon etwa 75%, des gesamten Bedarfes in Schleudergußrohren gelie- 
fort. Die Herstellung erfolgt in rotierenden Formen und zwar entweder in Kokillen 
(De-Lavand-Verfahren) oder in Sandformen (sand spun-Verfahren). Die nach diesem 
Vorfahren hergestellten Rohre haben gegenüber den Sandgußrohren eine um 50 bis 
80% höhere Materialfestigkeit und dementsprechend ist auch die Widerstandsfähig- 
keit gegen Druckbeanspruchungen größer, Das Gefüge der Schleudergußrohre ist 
dichter als das der Sandgußrohre. Dadurch wird die ohnehin vorhandene große 
Widerstandsfähigkeit gegen chemische Einwirkungen noch vergrößert, 

Zur Erhöhung der Rostsicherheit werden Gußrohre nach der Druckprobe 
noch innen und außen asphaltiert. Der Asphaltschutz wird durch Bintauchen der 
erwärmten Rohre in ein heißes Bitumenbad hergestellt. Die Temperatur des Bades 
und der Rohre ist genau geregelt. Bei besonders ungünstigen Wasser- und Boden- 
verhältnissen empfiehlt es sich, die asphaltierten Rohre noch einmal kalt mit Bitumen 
oder z, В. mit Inertol nachzustreichen. In allerneuester Zeit sind auch innen email- 
lierte Gußrohre auf den Markt gebracht und mit Erfolg zur Förderung besonders 
angreifender Wässer verwendet worden, 

Sandgußrohre werden auf 20 at Wasserdruck unter gleichzeitigem Abhämmern 
geprüft; sie eignen sich für Betriebsdrücke bis zu 10 at. Bei Schleudergußrohren 
beträgt der Prüfdruck 30 at und der zulässige Betriebsdruck 15 at. Für niedrigere 
Betriebsdrücke können zur Verbilligung der Anlage Schleudergußrohre in leichterer 
Ausführung genommen werden. Bei Betriebsdrücken über 15 at ist eine Verstärkung 
der Wandung erforderlich; Änderungen in der Wandstärke erfolgen stets auf Kosten 
der lichten Weite des Rohres, 


Die Baulänge der gußeisernen Muflenrohre beträgt bis 70 mm 
1. W. 3m und von 80 mm 1. W. an 4 und 5 m. 


Stahl- und Schmiedeisenrohre. Von diesen beiden Rohrarten 
werden für Wasserleitungen nahtlose Stahlrohre wegen des härteren 
Materials und des Fortfalles der Schweißnaht bevorzugt. 

Nahtlose Stahlrohre werden bis 600 mm 1. W. geliefert. Wassergasgeschweißte 
Rohre werden von 300 mm 1. W. an aufwärts bis zu den größten Abmessungen und 
in allen Wandstärken geliefert. Bei schmiedeeisernen Wasserleitungsrohren größe- 
ren Durchmessers soll mit Rücksicht auf die Rostsicherheit und die Festigkeit des 


Rohres mit der Wandstärke nicht unter % } 2 mm gegangen werden, Die Wand- 


stärke der Stahlrohre ist kleiner als die der Gußrohre, sie ist je nach dem Durch- 
mosser nur 1/, bis Ais во groß und dementsprechend ist das Gewicht geringer. Da- 
durch ist es möglich, die Stahlrohre in größeren Baulängen (8 bis 12 m) zu liefern, 
ohne daß dadurch die Verlogung erschwert wird. 

Stahlrohre und Schmiederohre sind bruchsicher, sie lassen sich in den kleinen 
Abmessungen kalt biegen. 

Die Widerstandsfähigkeit gegenüber elektrischen und chemischen Einwirkungen 
ist gering. Beide Rohrarten bedürfen daher eines besonderen künstlichen Schutzes. 
Dieser Schutz erfolgt von außen durch Umwicklung der Rohre mit in Asphalt ge- 
tränkter Jute oder durch eine Wollfilzbitumenisolierung, im Innern durch Asphal- 
tierung des Rohres oder durch Ausschleuderung mit Bitumen. Jeder künstliche 
Schutz ist der Gefahr der Zerstörung oder Beschädigung beim Transport und beim 
Verlegen ausgesetzt und erfordert daher strenge Aufsicht vor dem Verfüllen. 
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Ob Gußeisen oder Stahl- bzw. Schmiedeisen der für eine Wasser- 
leitung geeignetste Rohstoff ist, wird von den besonderen Verhält- 
nissen der Leitung abhängen. Das Gußrohr verdient bei Wasserlei- 
tungen im allgemeinen den Vorzug. Das gilt immer innerhalb der Orte, 
ganz besonders bei ländlichen Wasserleitungen infolge der hier beste- 
henden Zerstörungsgefahr (Jauche). Bei höheren Drücken wird zu 
überlegen sein, ob man mit Rücksicht auf die Preise verstärkte Guß- 
rohre oder Stahlrohre nimmt. 


a) Mulfen- und Flanschenverbindungen. 


Die Verbindung der Rohre untereinander erfolgt bei Erdleitungen 
in der Regel durch Muffen, bei über der Erde liegenden Leitungen durch 
Flanschen. Bei der Muflenverbindung wird das glatte Ende des 
einen Rohres in das erweiterte Ende des anderen Rohres, die sog. Muffe, 
eingeschoben und der Zwischenraum mit Hanfstrick und Blei ver- 
stemmt, Die Muffe kann der besonderen Beanspruchung entsprechend 
ausgebildet werden. Diese Dichtungsart hat sich durch viele Jahr- 
zehnte hindurch bewährt und findet heute noch ausgedehnte Ver- 
wendung. 


Das Blei wird entweder eingegossen oder man verwendet es in fester Form 
als Riffelblei (auch mit Holzwolle statt Hanfstrick) oder Bleiwolle. Die Bleimuffe 
gestattet nur eine geringe Beweglichkeit. (Abb. 45.) Wird eine solche gefordert, 


Schufzring Schraubring 
Affe 
EH 
Abb. 45, Gußelsenrohrmuffe mit Holzwolle Abb, 40, 
und Kiffelblei gedichtet, Schraubmuffendichtung, 


зо gebraucht man die sog. Langmuffe, bei der das glatte Rohrende die Möglich- 
keit hat, sich in der stopfbüchsenartigen Verlängerung der Muffe zu bewogen, Heute 
ist die Verwendung von Blei in Deutschland verboten. (Umstellnorm DIN 3525 
bis 3527 U, 3511—3519 U, 18970, 24850.) In den letzten Jahren findet bei бий. 
rohren mehr und mehr eine andere Verbindung Eingang, die sog. Schraubmuffe, 
welche die Zuverlässigkeit der Verbindung mit Bewoglichkeit verbindet, (Abb, 46.) 
Bei dieser Verbindung dient als Dichtungsorgan ein Gummiring, der in den Raum 
zwischen Muffe und Schwanzende eingeführt und durch einen Schraubring bis zur 
Abdichtung angepreßt wird. Der Vorzug dieser Verbindung besteht darin, daß 
die Rohrleitung völlig spannungslos im Boden liegt und sich Bewegungen des Bodens 
anpassen kann. Dadurch sind Rohrbrüche praktisch so gut wie ausgeschlossen. 
Außerdem läßt sich die Verbindung leicht und schnell herstellen, und es wird das 
lange Öffenstehen der Gräben vermieden, Die Verbindung bietet besondere Vor- 
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teile dann, wenn die Rohrverlegung unter ungünstigen Verhältnissen erfolgt (Grund- 
wasser), 

Rohrleitungen mit Gummidichtungen eignen sich besonders für Leitungen, 
bei denen absolute Dichtheit gefordert wird (Heberleitungen). Jetzt hat die Guß- 
röhrenindustrie neue, wesentlich einfachere Verbindungen herausgebracht, die eben- 
falls Gummi als Diehtungsmaterial benützen, nämlich die Gummirollringmuffe und * 
in neuester Zeit die Isomuffe (mit Gummimanschette). (Abb. 47 u. 48.) 


Abb. 47, Abb. 48. 1s0-Muffe, oben mit kurzer, 
Gummiringrollmuffen, unten mit langer Manschette, 


Bedenken gegen die Verwendung von Gummi als Diehtungsmaterial bestehen 
nicht, nachdem. sich die bekannte Thiemsche Gummidichtung bei Heberleitungen 
an vielen Orten durch lange Jahre bewährt hat, 

Stahl- und Schmiederohre haben die alte Gußmuffe wie auch die 
Schraubmuffe mit geringen Abänderungen übernommen. Auch hier 
findet sich bei beweglichen Bodenverhältnissen eine Langmuffenkon- 
struktion, die Schalker Muffe, 

Bei beiden Rohrarten besteht noch eine besondere Verbindungsmöglichkeit 
durch Zusammenschweißen der Rohre, Für Wasserleitungen ist diese Art der Ver- 
bindung nicht vorteilhaft, Durch die Erhitzung des Rohres beim 
Schweißen wird der Schutzanstrich im Innern des Rohres ver- 
brannt, Da ein Ersatz des "verbrannten Anstrichs immer nur 
mangelhaft (bei kleinen Durchmessern überhaupt nicht) möglich 
ist, so bedeutet die Schweißstelle immer eine Gefahrenstelle, an 
der die Zerstörung des Rohres von innen einsetzen kann. Bei Je 
Gußrohren hat man eine Verbindung durch Lötung versucht, Die Ш 


Versuche haben aber nicht befriedigt. 
Außer Gummi ist auch Aluminiumwolle und Weichdraht zur 
Dichtung herangezogen worden, die Versuche sind noch nicht 
abgeschlossen. 1) ee 
Bei der Flanschendichtung erfolgt die Abdich- 
tung durch Ringe aus Gummi oder Metall, die zwischen die Flanschen 
gelegt und durch Schrauben zusammengepreßt werden. (Abb. 49.) 


b) Formstücke, 


Zur Anpassung der Rohrleitungen an das Gelände und zur Her- 
stellung des Verteilungsnetzes sind Formstücke erforderlich, die, soweit 


1) Mengeringhausen. Muffendichtung mit Blattaluminium. RTA 1935, Nr. 37. 
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sie regelmäßig gebraucht werden, nach bestimmten Normen (DIN 2430) 
hergestellt werden. (Abb. 50.) Abnorme Formstücke sollten wegen des 
höheren Preises infolge besonderer Herstellung und der damit ver- 
bundenen längeren Lieferzeit wo irgend möglich vermieden werden. 

Fertig verlegte Druckleitungen sollen im Rohrgraben einer Druck- 
probe unterzogen werden und zwar auf einen Druck, der 10 at über 
dem Betriebsdruck liegt. 


A-Stück B= Sick C-Stück E-Stück F-Stück K-Stück Lück J~ Stick 
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Abb. 50. Formstücke (Normaltabelle). 


c) Holz und andere Baustoffe. 

Steinzeug- und Betonrohre kommen nur für drucklose Leitungen in Be- 
tracht. 

Schleuderbetonrohre sind nach verschiedenen Verfahren (Vianini, Dywidag 
und Hume) teils mit, teils ohne Eiseneinlage, auch mit Bitumenausschleuderung, 
hergestellt worden, ohne daß sich bis jetzt diese Rohrart bei höheren Drucken hat 
einführen lassen. 

Das gleiche gilt für Holzrohre, die an verschiedenen Stellen zur Verwendung 
gekommen sind. 

In neuerer Zeit sind Asbestzementrohre (Eternitrohre) auf den Markt ge- 
kommen, die aus einem Gemisch von Asbest und Zement im Verhältnis 1:6 be- 
stehen und in der Regel in Abmessungen bis 300 mm 1, W. hergestellt worden, 


2. Armaturen (Zubehör). 


Ein Rohrnetz muß außer der glatten Rohrleitung mit Formstücken 
noch andere Einbauten enthalten, die verschiedenen Zwecken dienen, 

Es ist notwendig, zum Zwecke der Reinigung und zur Ausführung 
von Reparaturen einzelne Rohrlängen vom Wasserdurchlluß auszusper- 
ren, Diesem Zwecke dienen die Absperrschieber, welche an allen 
Abzweigungen und in geraden Rohrstrecken etwa alle 300 bis 400 m 
eingebaut sein sollen. (Abb. 51.) 
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Die Schieber müssen so eingerichtet sein, daß sie zur Vermeidung von schäd- 
lichen Wasserstößen nur langsam geschlossen und geöffnet werden können. Das 
geschieht dadurch, daß der Schieber selbst mit Gewinde 
versehen ist. Der Absperrschieber besteht aus drei Teilen: 
dom eigentlichen Schieber mit Gehäuse und verlängerter 


baren Schlüsselstange und der Straßenschutzkappe. Der 
Anschluß an die Rohrleitung erfolgt durch Flansch oder 
Muffe. Die Straßenkappe muß gegen Einsinken eine Unter- 
lage erhalten (Beton, Holz). Der Schieber muß jederzeit 
leicht zu finden sein, darum wird seine Lage durch seit- 
wärts angebrachte Tafeln mit genauen Maßen besonders 
gekennzeichnet. (Normung im Gange, 

ebenso die der Straßenabdeckkappen.) 

Hydranten (Wasserpfosten) 
dienen zur Entnahme von Wasser 
auf der Straße (Feuerlöschen, 
Straßensprengen, Spülen). Man 
unterscheidet Unterflur- und 
Oberflurhydranten, je nach- 
dem sich die Ausflußöffnung unter 
oder über der Straßenobertläche 
befindet. 

Der Oberflurhydrant (Abb. 52) ist 
leichter zu finden und bequemer an 
Schlauchleitungen anzuschließen, er be- 
hindert aber den Verkehr und erfordert 
bei im Fahrdamm liegenden Rohrstrang 
besondere Zuleitung und ist auch teu- 
rer, Der Unterflurhydrant sitzt immer 
auf der Rohrleitung, er muß ht zu 
finden sein. (Abb, 53.) Zu seiner Be- 
nützung ist ein Standrohr erforderlich. 
Ein Hydrant muß einfach konstruiert Abb, 5 
sein, er muß schnell und viel Wasser 
liefern, die Einzelteile m n leicht 
auszuwechseln gehen, das im Innern verbleibende Wasser 
muß rasch und sicher entfernt werden können, (DIN 
3221/3222.) 

Hydranten sollen во nahe aneinander liegen (50 
bis 100 m), daß die Schlauchleitungen zur Feuer- 
spritze nicht zu lang werden. Direktes Spritzen 
ohne Vermittlung der Feuerspritze kommt nur noch 
selten vor. 


Der Trinkwasserentnahme dienen Ventilbrun- 
nen oder Trinkspringbrunnen. Sie dürfen nicht 
einfrieren und Rücksaugen muß unmöglich sein. 


Zur Kontrolle der durchlaufenden Wassermengen 


. Unterfhur- 
drant. 
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ШЫ ut und zur Feststellung der Wasserverluste werden in 


Spindel (letztere durch eine Hülse geschützt), der aufsetz-’ 
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größeren Städten Bezirkswasserzähler eingebaut. Hier werden 
wegen der stark wechselnden Wassermengen öfter sog. Kombinationen 
(Verbindungen von Wasserzählern für kleine und für große Wasser- 
mengen) mit Vorteil verwendet. 

An Punkten, wo mehrere Leitungen von der Hauptleitung ab- 
zweigen, kann man Teilkästen einbauen. Das sind runde Töpfe mit 
Abzweigstutzen, die mit Entlüftungsventil und Ablaßhahn versehen 
sind. Eine Abzweigung der Leitungen nacheinander mit Formstücken 
ist aber besser, weil sich im Teilkasten Beimengungen absetzen können, 
die bei großer Wassergeschwindigkeit wieder aufgewirbelt werden. 

Vereinzelt können noch vorkommen: Streifrohre zur Reinigung, 
selbsttätige Luftventile, Rückschlagklappen, Entlastungs- 
ventile, Druckregler. 


3. Grundstückszuleitung. 


Die Grundstückszuleitung (Hausanschluß) verbindet die Straßen- 
leitung mit den Leitungen im Innern des Grundstücks. Sie endet meist 
im Keller mit einem Absperrventil vor dem Wasserzähler. Hinter dem 
Wasserzähler folgt ein weiterer Absperrhahn mit Entleerungsvorrichtung. 
Das Ventil vor dem Wasserzähler kann auch wegfallen. In diesem Falle 
muß die Anschlußleitung entleert werden, wenn der Wasserzähler aus- 
oder eingebaut werden soll, Diese Zuleitung bis zum Wasserzähler ein- 
schließlich wird von der Wasserwerksverwaltung gebaut und unter- 
halten, 

Als Rohrbaustoff kann Gußeisen, Blei, Schmiedeeisen und Stahl 
verwendet werden. Gußeiserne Rohre werden hauptsächlich in Süd- 
deutschland verwendet. Die Verlegung muß sehr sorglältig geschehen. 
Vorzuziehen ist Gußeisen, wenn das Wasser Blei löst oder der Boden 
angreifende Eigenschaften besitzt. Bleirohr wurde bislang viel verwendet. 
Seine Verlegung ist einfach, da es sich in langen Stücken einbauen und 
jeder Unebenheit anpassen läßt. Nachteilig ist, daß Bleirohr gegen 
äußere Beschädigungen sehr empfindlich ist, und daß ев gegen angreifende 
Wäßsser, die Blei auflösen, besonders geschützt werden oder ganz ver- 
mieden werden muß. Als Schutzmaßnahme hat sich innen verzinntes 
Bleirohr (Bleimantelrohr) oder Schwefelung bewährt. Schmiedeeiserne 
Rohre und Stahlrohre werden immer häufiger wegen des geringen Preises 
und der hohen Druckfestigkeit verwendet, Sie erhalten einen Zink- 
überzug oder werden asphaltiert und mit Jute umwickelt. Durch an- 
greifende Wässer und Angriffe aus dem Boden sind sie besonders ge- 
führdet. Nachteilig ist die gute Übertragung der Geräusche, welche 
Schutzmaßnahmen bedingt. Die Bemessung erfolgt nach der Zahl der 
Zapfstellen, der Länge der Anschlußleitung und dem in der Straßenleitung 
herrschenden Druck. 
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An Zubehör kommen in Betracht: die Absperrventile und der 
Wasserzühler. Die Absperrventile sind von der gewöhnlichen Art, 

Die Wasserzähler dienen zur Kontrolle der verbrauchten Wasser- 
mengen und mit zur Feststellung des zu bezahlenden Wasserzinses. 
Diese Art der Feststellung hat sich als die richtigste erwiesen und be- 
deutet gegenüber den anderen Arten (Pauschalsatz, Berechnung nach 
dem Mietwert, nach der Straßenfrontlänge, nach der Stockwerkszahl 
usw.) einen Fortschritt, ermöglicht sie doch die Feststellung der wirk- 
lich verbrauchten Wassermenge. (DIN 3260/3261.) 

Von den verschiedenen Arten von Messern (Flügelradzähler, Schei- 
benzähler, Ringkolbenzähler, Woltmannzähler, Venturimesser) kommt 
für Hausleitungen vornehmlich der Flügelradzähler in Betracht, 
(Abb. 54.) Bei diesem wird durch das strömende Wasser ein Flügelrad 
gedreht und dessen Umdrehungszahl zur Bestimmung der Durchfluß- 
menge benützt. Außer dieser Art wird noch der Scheibenzähler, bei 
dem die Wassermenge durch Füllen und Leeren einer Kammer, in der 
sich eine Scheibe herumwälzt, bestimmt wird, bei Kontrollen und Prü- 
fungen verwendet. 
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Abb, 64. Flügelradwasserzähler (Trockenläufer), 


Alle übrigen Arten werden bei Messung größerer Wassermengen angewendet, 
Nochmals hingewiesen sei auf die sog, Kombinationen, bestehend aus zwei Mos- 
sern, von denen der kleinere, meist Flügelradzühler, die kleinen Mengen mißt, dor 
größere, meist Woltmannzähler, die größeren Wassermengen erfaßt, Angewondet 
worden Kombinationen da, wo durch die gleiche Rohrleitung einmal große, einmal 
kleine Wassermengen fließen, Zwei Zähler müssen verwendet werden, weil die 
Empfindlichkeit (das Maß, bei dem ein Zähler anfängt zu zählen) der großen Zühler 
die kleinen Wassermengen unerfaßt durchläßt. 

Wasserzähler müssen in regelmäßigen Zeitabständen (ungefähr alle 2 bis 
3 Jahre) in bezug auf ihre Meßgenauigkeit nachgesehen werden, weil diese durch 
Verschmutzung, Verschleiß und andere Umstände beträchtlich vermindert werden 
kann. Diese Prüfung ist notwendig, weil der Teil der Wasserverluste, der auf Mängel 
in den Hauswasserleitungen (Undichtigkeiten in der Leitung, tropfende Wasserhähne, 
undichte Klosettspülkästen usw.) zurückzuführen ist, wobei es sich in der Zeiteinheit 
um geringe Wassermengen handelt, vom Zähler meist nicht mehr ausreichend er- 
faßt wird, Man strebt deshalb danach, die Zühlerempfindlichkeit zu erhöhen. Die 
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Gesamtwasserverluste betragen auch heute noch bei fast der Hälfte aller bestehen- 
den Werke 30% und mehr der geförderten Wassermenge, welche sich auf das Rohr- 
netz und die Hausleitungen verteilen, 

Große Wi ähler müssen ausgebaut und in einer Prüfstelle nachgesehen 
worden. Bei kleinen Zühlern kann man aber auch fahrbare Prüfeinrichtungen be- 
nützen oder durch Vorschalten eines sog. Schadensuchers (dı ein besondei 
empfindlicher Wasserzühler mit Registriervorrichtung, meist ein Mengenzähler) 
oder schließlich auch durch einen aufgesetzten Anlauf- 
prüfer an Ort und Stelle die Prüfung ohne Unterbre- 
chung der Belieferung durchführen. 

Die Nachprüfung bei ortsfester und fahrbarer 
| Prüfstelle geschieht dadurch, daß eine bestimmte 
Wassermenge du den Zähler in ein geeichtes Sam- 
melgefüß fließt. Die Anzeige des Zählers wird mit 
dem Gefäßinhalt verglichen und so die Anzeig: 
keit des Zühlers festgestellt, Das muß mehrere 
mit verschiedenen für den Zühler maßgebenden Boan- 
spruchungen geschehen. Für Prüfung und Binregulie- 
rung es Zühlers braucht man ungefähr 2 bis 3 h; 
des Zeitgewinnes wegen sind die Prüfstellen möglichst 
handlich und übersichtlich eingerichtet, Namentlich 
die Prüfung kleiner Wasserzühler erfordert unverhält- 
ig viel Zeit. Darum prüft man Hauswasserzähler 
m in Serien, d, h, sie len hintereinander in die 
Leitung eingebaut und gleichzeitig geprüft. 

Für die Benützung eines Schadensuchers ist es 
praktisch, wenn von vorneherein ein Anschlußstück 
in die Leitung eingebaut ist. Dann findet keine Unter- 
brechung der Wasserzufuhr während der Prüfung statt. 
Die Feststellung der Meßgenauigkeit erfolgt hier durch 
den Vergleich der Angabe des zu prüfenden Zählers 
mit der des Schadensuchers, Es ist anzustreben, alte 
unempfindlichere W zühler durch neue empfind- 
lichere Wasserzähler zu ersetzen, 

Der Anschluß an das Straßenrohr 
kann bei gefülltem oder leerem Rohr vor sich 
gehen. Man benützt dazu eine Anbohrschelle, 
die um das Hauptrohr herumgelegt wird und 

! in der eine Führung für die Anschlußgarnitur 
el ороно angebracht ist. (Abb. 55.) Es gibt jetzt auch 
"Mate an den Strabon: einen bügellosen Anbohr-Rohranschluß. Das 

Anbohren erfolgt meist im Rohrscheitel, weil 
diese Art bequemer ist. An das eingesetzte Anschlußstück schließt sich 
der Hauptabsperrhahn an, Dieser ist meist durch verlängerte Spindel 
von der Straßenoberlläche aus bedienbar, Mit ihm läßt sich die Wasser- 
zufuhr zum Grundstück absperren, ohne Privatgrund betreten zu 
müssen. Eine wichtige Stelle der Zuleitung ist dann noch der Durch- 
bruch der Hausmauer, Hier muß das Zuleitungsrohr во verlegt 
werden, daß keine Beschädigung entstehen kann. Daher wird es meist 
mit Lehm umhüllt oder mit Filz umwickelt, oder es werden besondere 
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Schutzrohre über das Rohr gezogen. Der Wasserzähler muß dann so 
zugänglich sein, daß er bequem abgelesen werden kann und daß bei 
Bruch nicht der Keller überschwemmt wird, 


4. Einriehtung. (Installation). 


Die Ausführung der Leitungen und Entnahmestellen nach dem 
Wasserzähler ist Sache des Hausbesitzers. Es führt eine oder mehrere 
(hier Verteilungsanlage — Batterie — notwendig) Steigeleitungen zu den 
einzelnen Stockwerken, von denen die Zweigleitungen das Wasser zu 
den Entnahmestellen leiten. Unter jeder Entnahmestelle muß eine 
Abflußleitung vorhanden sein. Diese Leitungen müssen alle ansteigend 
ausgeführt werden, damit eine vollständige Entleerung und Entlüftung 
möglich ist. Jede Steigeleitung erhält einen Absperrhahn mit Ent- 
leerungsvorrichtung. Die Verlegung der Leitungen muß frostfrei (also 
nieht an Außenwänden, in zugigen Hausfluren oder kalten Korridoren) 
und gegen Beschädigungen geschützt erfolgen, die Hauptleitung in der 
Nähe der stärksten Verbrauchsstellen. Bei Mauerdruchbrüchen muß 
ein Spielraum gelassen werden. Die Befestigung erfolgt durch Rohr- 
haken oder Rohrschellen. Die Schallübertragung wird gehemmt durch 
Einlagen von Friesstreifen, Jutebändern, Hanf u. dgl. Die Lichtweite 
der Leitungen soll so sein, daß alle Hausteile ständig mit Wasser ver- 
sehen sind, die Bemessung erfolgt nach der Anzahl der Zapfstellen (siehe 
Zahlentafel Bd. 2, Abschnitt IV). 

Es ist verboten, Leitungen durch Aborte oder Dunggruben, durch 
Abflußkanäle, durch Schornsteine zu führen. Außerdem ist der unmittel- 
bare Anschluß von Dampf- und Druckkesseln (Zwischenbehälter not- 
wendig), von Aborten und Pissoiren (Spülkästen oder bei unmittel- 
barem Anschluß Rohrunterbrecher, die das Rücksaugen verhindern) 
nieht gestattet. Bei Waschküchenhähnen, an die ein Schlauch ange- 
schraubt wird, muß ein Rückschlagventil eingebaut werden. Unter 
jeder Entnahmestelle ist eine Abflußleitung vorzusehen. 

Für die Leitungen werden verwendet: verzinkte schmiedeiserne 
Rohre mit Gewindeverbindung nebst Bögen, Verbindungs- und Abzweig- 
und Anschlußstücken (Fittings), Bleirohr (Verbindung durch Lötung, 
namentlich bei Waschtischen und Spülkästen), Kupferrohr, Zinnrohr 
mit Bleimantel, rostfreie Stahlrohre, Gußeisenrohr. Die Reihenfolge 
zeigt die abnehmende Häufigkeit der Verwendung. 

Zur Wasserentnahme braucht man Zapfhähne. Sie sind aus Bronze, 
Messing oder Neusilber hergestellt. Hauptbedingung ist, daß der Zapl- 
hahn sich langsam schließt und öffnet, damit Wasserstöße vermieden 
werden. Diese Bedingung erfüllt der Ventil- oder Niederschraubhahn, 
der in vielen Ausführungen vorhanden ist, In Gärten benützt man 
auch solche mit Schlauchverschraubung. Bei den Spülkästen in Aborten 
usw, haben sich die Schwimmerventile bewährt. 


HI 
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Maßgebend für Grundstücksleitungen sind DIN 1988 (Technische 
Vorschriften für Bau und Betrieb von Wasserversorgungsanlagen für 
Grundstücke) und »Richtlinien für die Ausführung und Veränderung 
von Wasserleitungsanlagen in Gebäude und Grundstück «, herausgegeben 
von DVGW 1931. 


ҮШ. Speicheranlagen. 


Der Bau von Speicheranlagen ist bei einheitlichen Wasserversor- 
gungsanlagen fast immer notwendig, die Art der Ausführung richtet 
sich nach den besonderen Verhältnissen. 


Ein Speicherbehälter soll die Schwankungen zwischen Zu- und 
Ablauf ausgleichen, er soll den notwendigen Betriebsdruck gewähr- 
leisten und Druckschwankungen vermitteln, er soll eine größere Wasser- 
menge für besondere Zwecke aufspeichern, soll auf die Leistungen 
der Hebemaschinen, Filter und sonstigen Reinigungsanlagen günstig 
einwirken und soll schließlich zur Beständighaltung der Wasser- 
beschaffenheit beitragen. 

Der Zulauf des Wassers erfolgt bei natürlichem Gefälle der Zuleitung wie bei 
künstlicher Hebung gleichmäßig, wenn er auch im ersten Falle mit den Jahres- 
zeiten gewissen Schwankungen unterworfen ist, der Verbrauch dagegen ist immer 
unregelmäßig, sowohl in den Monaten, wie in den Tagen und Stunden. Das Fehlen 
einer Speicheranlage würde bewirken, daß zu Zeiten geringen Verbrauchs zuviel 
Wasser zugeleitet wird und daß in den Zeiten des höchsten Verbrauchs Wasser 
fehlen würde. Dadurch, daß im ersten Fall das überschüssige zugeleitete Wasser 
im Behälter aufgespeichert wird, ist es möglich, im zweiten Falle dieses Mehr der 
gewöhnlichen Leistung zuzusetzen, 

Die Speicheranlage soll weiter so hoch liegen, daß auch beim tiefsten Wasser- 
spiegel der an der ungünstigsten Entnahmestelle notwendige Betriebsdruck ge- 
währleistet ist. Durch die Festlegung des Mindestdruckes und die des höchsten 
zulässigen Wasserspiegels lassen sich die Druckschwankungen in angemessenen 
Grenzen halten, so daß zu große, schädliche Druckschwankungen unmöglich sind. 

Für Brände, wo plötzlich größere Wassermengen auf kurze Zeit gebraucht 
werden, für notwendig werdende Betriebsunterbrechungen infolge Beschädigungen 
ап der Zuleitung oder Hebeanlage, für Zeiten mit außergewöhnlich hohem Wasser- 
verbrauch soll in der Speicheranlage ein genügend großer Vorrat von Wasser ge- 
sammelt bereitstehen. 

Durch den mittels der Speicheranlage zu schaffenden Ausgleich zwischen Zu- 
und Ablauf ist es möglich, die Leistung der Hebemaschinen und der Reinigungs- 
anlagen zu vermindern, weil diese Anlagen jetzt nur zu bestimmten Zeiten und 
gleichmäßig zu arbeiten brauchen und von den Verbrauchsschwankungen vollständig 
unabhängig sind, die sonst einen schnellen Verschleiß durch notwendige Überbean- 
spruchung hervorrufen würden, 

Endlich ist auch durch die Speicheranlage eine Gewähr dafür gegeben, daß 
das Wasser am Verbrauchsort von gleichmäßiger Beschaffenheit ist, Bei Störungen 
mitgelsitete Verunreinigungen usw. können sich im Notfall noch im Behälter ab- 
setzen. 
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Die Speicheranlage kann in der Fließriehtung gesehen vor, hinter 
oder im Versorgungsgebiete liegen. (Abb. 56.) Wo sie hinkommt, ent- 
scheiden fast immer die örtlichen Verhältnisse. Die günstigste Lage 
ist die im Schwerpunkt des Gebietes unter Berücksichtigung der Be- 
bauungsdichte, weil von hier aus das Wasser dureh die Hauptleitungen , 
auf kürzestem Wege und mit dem geringsten Druckhöhenverluste ab- 
gegeben werden kann. An zweiter Stelle steht der Behälter am Ende des 
Gebietes, Über die Lage entscheiden die Höhenverhältnisse des 
Gebietes, da die Baukosten eines Behälters in einer Höhe, die seiner not- 
wendigen Wasserspiegelhöhe entspricht, am geringsten werden. 


В = Behälfer 
V= Versorgungsgebiet 


Abb, 56, Behälterlage In bezug auf das Versorgungsgebiet. 


Ап Druckhöhe ist im allgemeinen eine solche von 20 bis 40 m über 
Straßenoberfläche notwendig (bür her _Versorgungsdruck), damit 
das Wasser aus den I NE EE auslließen kann. (Bd. 2, 
Abschnitt IV). Andererseits sollte auch der Hochbehälter höchstens 60. m _ 
über der tielstgelegenen Straßenoberfläche liegen, weil sonst zu große 
Beanspruchungen des Netzes, der Hausleitungen und Entnahmevor- 
richtungen entstehen. Sind größere Höhenunterschiede im Gelände 
vorhanden, dann muß das Gebiet in einzelne Zonen geteilt werden. 

Behälter vor dem Versorgungsgebiet werden meist во eingerichtet, 
daß das Wasser den Behälter durchfließen muß, daß also die Pumpen 
nur in diesen fördern und das Versorgungsgebiet nur von ihm aus ver- 
sorgt wird (Durchgangsbehälter).. Es muß hier die Leitung zum 
Behälter für den mittleren Stundenverbrauch,- die Leitung vom Be- 
hälter für den höchsten Stundenverbrauch dimensioniert werden. 

Behälter hinter dem Versorgungsgebiet werden meist во eingerichtet, 
daß nur das überschüssige geförderte Wasser in ihn gelangt; die Leitung 
zum Versorgungsgebiet kann also nach dem mittleren Stundenverbrauch 
bemessen werden, in Stunden mit Höchstverbrauch gibt der Behälter 
seinen Vorrat als Zuschuß (Gegenbehälter). 

Ein Behälter im Versorgungsgebiet ist meist für den Teil des Ge- 
bietes vor ihm Gegenbehälter, für den hinter ihm gelegenen Durch- 
gangsbehälter, 

Wenn für den Bau der Speicheranlage eine passende Gelände- 
erhöhung vorhanden ist, wird der Behälter auf diese gesetzt und befindet 
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sich ganz oder teilweise im Boden (Erd-Hochbehälter oder Flur- 
Hochbehälter). Im andern Falle muß diese Höhenlage erst künstlich 
geschaffen werden (Behälter auf Stützen, Wasserturm). 


1. Hydrophore. (Preßlutt-Wasserhehälter,) 


Ein Hydrophorkessel kann auch noch zu den Speicheranlagen ge- 
zählt werden. (Abb. 57.) Weil diese Art eine ziemlich große Verbrei- 
tung gefunden hat, sei sie vorweggenommen; sie findet sich bei selbst- 
tätigen Pumpwerken. In dem Kessel befindet sich eine kleine Wasser- 
menge, zu der soviel Luft zugepreßt wird, daß der Luftüberdruck der 
erforderlichen Druckhöhe im Rohrnetz entspricht (Vorpressung). Jetzt 
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Abb. 57. Schema der Wasserversorgung eines Hochhauses, nach »Das Gas- und 
Wasserfach«, Jahrgang 1933, 
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wird der Kessel mit Wasser vollgepumpt; dadurch wird die Luft noch 
mehr zusammengedrückt. Nach Ausschalten der Pumpen drückt die 
Luft das Wasser aus dem Kessel in die Leitungen. Nach Erreichung des 
Anfangsdruckes arbeiten die Pumpen von neuem. Weiteres siehe Bd. 2, 
Abschnitt У. 


2. Flur-Hochbehälter, (Erdbehälter,) 


Als beste Grundrißform ist für Behälter aus einer Kammer das 
Quadrat zu bezeichnen. (Abb, 58.) Meist werden zwei Kammern aus- 
geführt, weil dann die eine ohne Betriebsunterbrechung ausfallen kann. 
Mehr als zwei Kammern auszuführen, ist sowohl wegen der Kosten wie 
auch der weniger einfachen technischen Einrichtung halber nicht zu 
empfehlen, Außerdem werden auch kreisförmige Kammern ausgeführt, 
öntscheidend sind immer die örtlichen Verhältnisse, 


Abb, 58, KEinkammerlger rechteckiger Erdbehälter, nach »Das 
Gas- und Wasserfach«, Jahrgang 1934, 


Der Inhalt errechnet sich aus der aufzuspeichernden Wassermenge, 
wobei für kleine und mittlere Behälter eine Wassertiefe von 2,5 bis 4 m, 
für große eine solche von 3 bis 5m am günstigsten ist. 

Da das Wasser möglichst seine Temperatur beibehalten soll, werden die Be- 
hälter mit ebenen oder gewölbten Decken überspannt. Zum weiteren Schutz gegen 
äußere Tomperatureinflüsse dient eine Überdeckung n rde (1 bis 1,5 m stark) 
mit Rasenbelag, Die Decken worden wie die Wände in Mauerwerk, Beton oder 
Eisenbeton hergestellt, 

Der Verbindung zwischen Außenluft und Behälterinnerem dienen Lüftungs- 
rohre, die gegen Bindringen von Regenwasser, Insekten usw. abgedeckt sein müssen, 
Die Seitenwände werden entweder senkrecht als Stützmauern oder der Stützlinie 
entsprechend geformt ausgebildet, Die Wände müssen, wie die Sohle, wasserdicht 
hergestellt werden (Schutzschicht aus Zement) und evtl, gegen Wasserangriffe mit 
Schutzanstrich oder Belag versehen werden. 
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Die Sohle besteht meist aus Beton, sie ist je nach der Bodenbeschaffenheit 
als durchgehende Platte oder als nachträglich zwischen die Wandfundamente ein- 
gebrachte Schicht ausgebildet, 

Auch der notwendige Zugang (Tür, Schacht) muß so eingerichtet sein, daß 
von außen nichts Schädliches eindringen kann, 

Das Wasser wird dem Behälter durch die Zuleitung zugeführt. Sie mündet 
meist auf der Sohle, sonst auch über Höhe des Wasserspiegels. Die Entnahme- 
leitung soll so angeordnet sein, daß das Wasser den Behälter von der Zuleitung 
her durchströmen muß. Gegebenenfalls kann der Weg durch eingezogene Zwischen- 
wände geregelt werden. Wenn für die Zuleitung und Entnahme dasselbe Rohr benützt 
wird (Gogenbehälter), dann müssen sich beide vor dem Behälter trennen und mit 
entsprechend spielenden Rückschlagklappen versehen sein. Beim Durchgangs- 
behälter muß zwischen Zu- und Entnahmeleitung eine absperrbare Verbindungs- 
leitung vor dem Behälter bestehen. 


Di ail d 
8t let А 
mit Verbindung beider Kammern mit getrennten Kammern 
E ~ Einlauf ) E ~ Einlauf 
8 ~ Brandreserve vas Absperrschieber A “Auslauf а= Absperrschieber 
А = Auslauf S= Jager 0 = Überuf wm= Rühschkapklanpe 
L = Leerlauf L = Leerlauf 
U = überlauf S = Standrohr 
Abb, 59. Schieberkammer- Rohr- Abb. 60. Schleberkammer-Rohr- 
schema eines zweikammerigen Durch- schema eines zweikammerigen 
gangsbehälters, Gegenbehälters, 


Weiter gehört zu jedem Behälter eine Überlaufleitung, die das über den höch- 
sten Wasserspiogel zufließende Wasser ins Freie bringt. Zur vollständigen Entleerung 
dient ein Leerlauf mit Absperrschieber. Überlauf und Leerlauf bilden meist eine 
Leitung. 

Für den Fall, daß der Behälter ausgeschaltet werden muß, ist oft ein Stand- 
rohr auf die Leitungen aufgesetzt, das, mit Überlauf versehen, für den notwen- 
digen Betriebsdruck zu sorgen hat, 

Zuleitung, Entnahmeleitung, Loerlauf, Verbindung zwischen Zu- und Ent- 
nahmeleitung müssen jede für sich absperrbar sein. Alle diese Armaturen vereinigt 
man in der dem Behälter vorgesetzten Schieberkammer, damit an dieser einen 
Stelle der Betrieb übersichtlich und einfach geregelt werden kann. (Abb. 59, 60 u, 61), 

Die Leitungen können nicht einfach auf der Behültersohle liegen, es muß 
vielmehr dafür gesorgt werden, daß die Zuleitung etwa 15 em über der Sohle aus- 
mündet, damit kein Schlamm aufgewühlt wird, daß der Seiher der Entnahmeleitung 
25 bis 30 om über der Sohle liegt, daß die Sohle gegen den Leerlauf Gefälle besitzt 
und dieser selbst genügend tief (in einem Sumpf) liegt, um den Behälter voll- 
ständig trocken zu bekommen. 

ber die im Behälter ‚bestehende Wassortiefe, Wassermenge usw, muß ein 
Wasserstandsanzeiger (bzw. mit Feornmeldung) Auskunft geben, 


NT EL 


7 


SH 


Abb. 61. Schieberkammer eines zweikammerigen Kreisbehälters (Muldetalsperre), 
nach »Das Gas- und Wasserfach«, Jahrgang 1928. 


— 106 — 


3. Wassertürme. 
Grundriß einer solchen Speicheranlage ist meist eine Kreisfläche, 
bei kleinen Behältern kommt auch das Rechteck vor, Wegen der ent- 
stehenden großen Kosten wählt man vorzugsweise nur einen Behälterraum, 


» 
7. = Überlauf. 
2. Entleerung. 
3."Ausgleichstüch . 
Abb, 62, Schnitt durch einen Wasserturm (Gegen- Abb 63. Wasserturm in Elisenbeton 
behälter) mit Eisenbehälter, nach »Das Gas- und (Böckingen), nach »Das Gas- und 
Wasserfach«, Jahrgang 1934. Wasserfach«, Jahrgang 1933, 


Der Behälter aus Eisen ist fast immer zylinderförmig. (Abb. 62.) In der 
ältesten Form wurde die Sohle durch einen durchhängenden Kugelboden gebildet. 
Da hierbei der notwendige Auflagerring starke Spannungen au hmen hat, so 
wurde durch Intze der Boden aus einem Kugel- und Kegelabschnitt derart zu- 
sammengesetzt, daß der Auflagerring spannungslos wird, Die immerhin nicht ein- 
fache Ausführung derartiger Behälter führte zu der Form von Barkhausen, wo 
der Boden eine Halbkugel bildet. Der Auflagerring sitzt am Zylindermantel und 
ruht auf Stützen‘). Klönne hat dann den Behälter ganz als Kugel ausgebildet. 

Man bemißt bei zylindrischen Behältern die Höhe meist gleich der Hälfte des 
Durchmessers. 

Gegen Tomperaturschwankungen schützt einmal die Umhüllung des Behälters 
mit der Turmwand (ein Zwischenraum ist für die Kontrolle notwendig) und das Dach, 
in dem für Lüftung durch mit Gaze geschlossene Fenster gesorgt ist. Sonst kann 
auch Verkleidung der Behälterwand mit Korkplatten u. dgl. benützt werden. 


») Siehe Bd. 2, Abschnitt V, 
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Als Material wird für die Behälter überwiegend Eisen oder Eisenbeton ge- 
nommen. Im ersten Fall ist der Turm selbst meist aus Mauerwerk, Beton oder 
Eisenbeton, im zweiten Fall wird der Turm ebenfalls aus Eisenbeton hergestellt. 
(Abb. 63.) Öfter findet man auch Behälter und Stützen aus Eisenbeton gebaut 
und die Turmwand aus Mauerwerk von geringer Stärke (dieses dient dann nur als 
Wärmeschutz). d 

Im Durchgangsbehälter wird die Zuleitung im Turminnern hochgeführt bis 
über den höchsten Wasserspiogel, die Entnahmeleitung beginnt über dem Behälter- 
boden, во daß das Wasser hier eine mehr senkrechte Bewegung vollführen muß, 


Abb. 64. Behälter- und Rohrleitungsschema eines Wasser- 
turms mit drei Zonenbehältern (Sternschanze Hamburg), 
nach »Das Gas- und Wasserfachs, Jahrgang 1935. 


Man legt auch Einlauf- und Entnahmerohr in die Behältersohle, wodurch eine 
Wirbelbewegung des Wassers eintritt, Beim Gegenbehälter gabelt sich das gemein- 
same Rohr im Behälter in Zu- und Entnahmeleitung. Letztere ist durch einen 
Schieber verschließbar, во daß das Steigerohr auch als Standrohr dienen kann. 
Das Steigerohr ist dann mit dem Überlauf durch eine absperrbare Zwischenleitung 
verbunden, (Vielfach findet man nur ein Rohr für Zuleitung und Entnahme.) Der 
Leerlauf beginnt am tiefsten Punkt des Bodens, Die Binrichtung ist ähnlich wie 
bei Hochbehältern, (Abb. 64.) 

Die Absperrschieber sind entweder alle auf dem unter der Behältersohle liegen- 
den Tropfboden vereinigt oder die Bedienung erfolgt von einer Brücke über dem 
Behälter, 

Wesentlich ist, daß alle senkrechten Rohrleitungen die Bewegungen des Be- 
hälters mitmachen können, Dazu sind Dilatationsstücke (Kompensationsstücke) in 
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dieselben eingebaut, die eine Verkürzung bzw, Verlängerung der Leitungen ohne 
Bruch ermöglichen, 

Bei Wassertürmen muß auf die äußere Form besondere Rücksicht 
genommen werden, da sie an beherrschender Stelle in der Landschaft 
stehen. 


4. Sonstige Behälter. 


Als Ersatz für Behälter können auch lange Zuleitungen oder Stollen- 
behälter gelten, ebenso Standrohre, Der Standrohrdurchmesser soll 
mindestens 1 m betragen (sonst doppelt so groß wie der Durchmesser 
des Hauptverteilungsrohrs), der Wasserspiegel in ihm soll sich um 
8 bis 10 m ändern können, Material meist Kisenbeton. 
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Marmorrieselung 69, 70, 71 
Mauerdurchbruch 98, 9 
Mauerung 33, 37, 49, 78, 103, 107 
Meerwasser 26, 28, 46 
Mehrzylindermaschine 85 
Meinck-Horn 20 

Mengenzähler 98 

Messing 99 

Messung der Wassermenge 46 
Moßgenauigkeit 98 

== der Wasserzähler 97 

Metallangriff, siehe Angriff von Metallen 
Metall, unodles 23 

Methylorangelösung 17 

Mietwert, Berechnung nach. dem 97 
Mineralsäure 17, 20 

Mischkondensation 85 

Mischraum 67 

Mischrinne 72 

Mörtelangriff, siehe Angriff von Mörtel 
Molekulargröße 74 

Motor 80 

==, elektrischer 82 

— mit flüssigen Brennstoffen 86 
Mündlein 22 

Muffendichtung 45 

Muffenrohr 90 
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Muffenverbindung 92, 95 
Mutonator 75 
N 

Nührgelatine 25 
Naßreiniger, siehe Skrubbor 
Natrium 72 
Natrium-Aluminiumsilikat 
Natriumthiosulfat 22 
Natriumzeolith 73 
Natron, kohlensaures 
Natronlauge 22, 70, 72 
Nebenschlußmotor 86 
Neckarverfahren 72 
Noßler, siehe Reagenz, Neßlersche 
Neusilber 99 
Nickel 24 
Niederschlag 46 
Niederschlagsbecken, siehe Absetzbecken 
Niederschlagsmenge 26, 30, 54, 55 
Niederschlagsverteilung 26 
Niederschraubhahn 99 
Nitrat, siehe Salpetersä 
Nitrit, siehe salpetrige Säure 
Nordamerika 51 
Normung 90, 92, 94, 95, 97, 100 
Nortonbrunnen, siehe Abessinier- 

brunnen 
Nürnberg 49 


ЕК 
72 


ag 
72 


0 


Oberflächenkondensation 85 

Oborflüchenwasser 18, 14, 15, 16, 22, 23, 
25, 26, 29, 38, 46, 55, 58 

Oberflurhydrant 95 

Ölanlage 82 

Östen 67 

Oligodynamie 64 

Organismen 59 

Ornstein, Dr. 64 

Ortsrohrnetz 89 

Oxalsüure, normal 19 

Oxydation 74, 75 

Ozon 59, 63, 64 


р 
Paratyphus 24 
Paternosterwerk 1% 
Pauschalsatz 97 
Peltonrad 87 

Permutit 69, 71, 73 
Permutitverfahren 72 
Pferdestäürke 80 
Phenolphthalein 17, 22 
Phenolverbindung 74 
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Phosphorsäure 20 

Phosphorsäurelösung 18 

Physikalische Beschaffenheit 15 

pH-Wert 17 

Piefke 67 

Pissoir 99 

Plankton 51 

Platzbedarf 83 

Platinchlorid 21 

Plungerkolben, siehe Tauchkolben 

Plungerpumpe 82 

Prallteller 67, 69 

Preßluft 63 

Preßluft-Wasserbehälter, 
phor 

Preßschraube 39 

Probebohrung 29 

Propellerturbine 87 

Prüfstation 97, 98 

Pulsometer 88, 89 

Pulverkohle 75 

Pumpe 35, 36, 37, 38, 44, 45, 79, RO, ВІ, 
89, 101 

=, doppelt wirkend 82, 88 

fach wirkend 82, 8% 

—, liegende 82 

—, stehende 82 

Pumpenanlage 87 

Pumpenhaus 45 

Pumpenleistung 80 

Pumpversuch 29 

Pumpwerk 79, 82 

—, selbsttätiges 86, 88, 89, 102 


siche Hydro- 


9 
Quarz 72 
Quelle 13, 26, 28, 29, 31 
„antesische 27, 29 
—, aufsteigende 29, 49 
Quellergiebigkeit 27 
Quellfassung 47, 49 
==, Baustoffe 49 
Quelle, intermittieronde 29 
Quellschacht, siehe Sammelbehälter 
Quelle, seitlich austretende 49 
„sekundäre 29 
Quellstube 49 
Quellwasser 25, 46, 51 
Quocksilberquarzdampflampe 64 


R 


Radiumemanation 16 
Radlikfilter 41 
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Rammbrunnen, siehe Abessinierbrunnen 
Rammgewicht 38 

Ranna 49 

Rengenz ‚Neßlersche 17 

Reaktion 17 

—, alkalische 17, 23 


z 
3 
= 


skammer, siehe Absetzbecken 

Rechen, fein 51 

—, grob 51, 59 

Regelung 84 

Regenfall 67 

Regenwasser 26, 27, 20 

Regenwassermenge, siehe Niederschlags- 
menge 

Registriervorrichtung 98 

Regulierfühigkeit 83 

Reif 26 

Reinhaltung 79 

Reinheit 56 

Reiniger 72 

Reinigungsanlage 80, 100 

Reinigungsverfahren, siche Aufbereitung 

Reinwasserbehälter 67, 71 

Reserveantrieb 86 

Roservemaschine 87 

Revision 78 

Rhodankalium 21 

Richter 15 

Riemen 85 

Riemenübertragung 87 

Rieseler 67 

Rieselkörper 67 

Rieselung 69, 70 

Riffelblei 92 

Ringkolbenzähler 97 

Ringventil 83 

Rinne, gelochte 67 

Rohrbruch 92 

Rohrbrunnen 38, 35, 37, 88, 46, 54, 85 

Rohrbrunnendurchmesser 38 

Rohrbrunnenkörper 33 

Rohrbrunnenpumpe 85 

Rohrfahrt 38, 39 

Rohr, geschlitztes 63 

Rohrgraben 94 

Rohrhaken 99 

Rohrklammer 39 

Rohrleitung 52, 63, 78, 87, 88 

Rohrleitungsnotz 15, 24, 63, 65, 67, 70, 9% 

Rohrschaden 90 

Rohrscholle 39, 99 

Rohrschuh 39 

Rohrunterbrecher 


99 


Rohrverlegung 93 

Rohwasser 59, 60, 63, 64 
Rohrwasserbecken, siehe Absetzbecken 
Rosolsäure 17 

Rostsicherheit 91 ‚ 
Rotationspumpe, siehe Kreiselpumpe 


| Rücksaugen 95, 99 


Rückschlagklappe 42, 45, 79, 96, 104 
Rückschlagventil 99 

Rückspülung 63, 69 

Rührwerk 68 

Ruhr 24 

Ruhrwasserwerk 54 


8 
Sackbohrer 39 
Säure, organische 17, 20 
—, salpetrige 18, 23 
Salpetersäure 18, 21, 28, 60 
Salz, doppelkohlensaures 72 
—, schwefelsaures 72 
Salzsäure 21, 22, 64, 72 
Sammelbehälter 48, 49 
Sammelbrunnen 44, 45, 48, 79 
Sammelstollen 33, 35, 52, 5% 
Sandablagerung 47, 48 
Sandgußverfahren 91 
Sandfiltration, siehe Langsamfilterung 
Sandform 91 
Sand spun-Verfahren 91 
Sandwäsche 60 
Sauerstoff 20, 22, 23, 59, 64, 65, 69, 72, 75 
Sauggasanlage 82 
Sauggasmotor 86 
Saughöhe 44, 79, 83, 84, 85 
augkorb 52 
Saugleitung 33, 36, 44, 45, 79, 85 
Saugrohr 42 
Saugventil 83 
Saugwindkessel 83 
Seewasser 22, 26, 27, 29, 51, 55, 58 
Seowasserspiegel 52 
Seifenverbrauch 18 
Seifenvorfahren 19 
Seiher 48, 51, 52, 104 
Selbstreinigungskraft 50, 55 
Senkbrunnen, siehe Schachtbrunnen 
Senkkranz, siehe Brunnenkranz 
Serienprüfung 98 
Sickerfläche 54 
Sickergalerie 54 
Sickergraben 54 
Sickerleitung 33, 35, 49 
Sickerrohr 49, 54 


10* 


18 — 


Sickerschlitz 35 

Sickerteich 54 

Siderocapsa 69 

Sieb 51, 59, 63, 67 

Siederohr 39 

Sihipumpe, siehe Kreiselpumpe, selbst- 
ansaugende 

Silberion 65 

Silber, metallisches 65 

Silbernitratlösung 20 

Simopumpe 85 

Sinkstoff 58 

Skrubber 86 

Snellensche Schriftprobe 16 

Soda 59, 70, 71, 72, 73 

Sodaenthärtung 72 

Soda-Regenerativverfahren, siehe Soda- 
enthärtung 

Sonderthermometer 15 

Spaltquelle 28 

Spannungsreihe, elektrolytische 24, Al 

Speicheranlage 14, 30, 77, 79, 80, 89, 100 

==, Lage der 101 

Speicherbehälter 87 

Sperrdamm 55 

Sperrmauer 55 

del 95 

delhülse 95 

tusmotor 86 

Spritzteller, siehe Prallteller 

Spülgeschwindigkeit 63 

Spülkasten 99 

Spülung 51, 63, 95 

Substanz, organische, siehe Stoffe, orga- 
nische 

Süddeutschland 96 

Sulfat 28, 72 

Sulfid 23 


Sch 


Schacht 79 

hachtbrunnen 33, 35, 45, 52 
—, unvollkommener 
==, vollkommener 35 
Schachtdeckel 48 
Schadensucher 98 
Schäden an Baumaterial 22 
Schalker Muffe, siehe Langmuffe 
Schallübertragung 99 

Schappe, siehe Löffelbohrer 
Schaufel 67, 83 

Scheibenkolben 82 

Scheibenzähler 97 


Scheiteldeckung 90 


Schichtquelle 28 

Schieber 48, 60, 94, 95, 104, 107 
Schieberkammer 10% 
Schlammbüchse, siehe Ventilbohrer 
Schlauchleitung 95 
Schleuderbetonrohr 94 
Schleudergußverfahren 91 
Schlüsselstange 95 $ 
Schmiedeeisen 41, 96 
Schmiedeeisenrohr 90, 91, 92, 93 
—, verzinkt 99 

Schmutzschicht 60 

Schmutzstoff, siehe Verunreinigung 
Schnee 26 

Schnellfilter, geschlossen 68 

=, offen 63 

Schnellfilterung 68, 64, 67, 75 
Schönung 59, 60, 6% 

Schraube 93 

Schraubenwinde 39 

Schraubmuffe 92, 93 

Schraubring 92 

Schüttung 41, 46 

Schuttquelle 2 

Schutzanstrich 50, 93, 103 
Schutzbelag 103 

Schutzrohr 99 
Schwebestoffe 
Schwefeldioxyd 59 

Schwefelkies 21 

Schwefelsäure, konzentrierte 18 
—, verdünnte 19 
Schwefelwasserstoff 16, 20, 21, 23, 67 
Schwefelung 96 

Schweißung 52, 98 
Schwirmmerventil 99 

Schwimmstoffe 59 

Schwungrad 83 


22 


58, 59, 60 


St 


Stachelfilter (Dädlow-Pollems) 41 
Stahl 41, 52, 96 
Stahlrohr 90, 91, 92, 93 

-, nahtloses 91 
—, rostfreios 99 
Standrohr 95, 104, 107, 108 
Stauchbohrer, siehe Ventilbohrer 
Stauinhalt 56 
Stauquelle 29 
Stauwand, unterirdische 53 
Stehle-Futterknecht 31 
Steigerohr 89 
Steigehöhe 88 
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Steigleitung 87, 99, 107 
Steinkohlenteeröl 87 
Steinpackung 51 
Steinzeugrohr 49, 78, 94 
—, gelocht 33, 41, 60 
Steinzeugtaschenfilter 41 
Sterblichkeit 14 
Sterilisation, siehe Bakterienbeseitigung 
Stockwerk 89, 99 
Stockwerkszahl, Berechnung nach der 97 
Stoffe, fürbende 75 
-, gelöste 57, 75 
=, ==, Beseitigung von 65, 75 
—, organische 18, 19, 51, 60, 64 
ıngelöste 22, 56, 57, 60 
—, —, Beseitigung von 59 
Stollen, siehe Sammelstollen 
Stollenbehälter 108 
Stoßfuge, offene 36 
Stoßheber, siehe Widder, hydraulischer 
Stoßventil 87, 88 
Straßenbefestigung 90 
Straßenfrontlänge, Berechnung nach der 
97 
Straßenleitung 89 
Straßenschutzkappe 95 
Straßensprengen 95 
Streifrohr 96 
Strommitte 51 
Struktur der Kohle 74 
Stützschicht 60, 63 
Stufe 85 
Stundenverbrauch 79 
==, durchschnittlicher 80 
=, größter 80 
=, höchster 101 
—, mittlerer 101 
Stuttgart 74 


т 

"Talsperre 22, 23, 27, 28, 29, 55, 58, 64 
, unterirdische 53 

'Paschenfilter (Hom pel) 44 

Tau 26 

Tauchkolbon 82 

Tauchpumpe, siehe Tiefbrunnenpumpe 

Tauchwand 59 

Teilkasten 96 

Tellerventil 83 

Temperatur 15, 32, 46, 51, 52, 54, 55, 60, 
65, 74, 103 

Temperaturschwankung 47, 49, 50, 52, 
106 

Thiosulfat 59 


Thumm 15 
Tiofbrunnenpumpe 44, 85,.89 
Tiefchlorung 75 

Tiefenstufe, geothermische 15 
olidinlösung 20 

Tolkewitz 75 

Ton 16, 49 

Tonerde 72 

—, schwefelsaure, siehe Aluminiumsulfat 
Torf 73 

Trichterfilter 41 

'Triebwasser 87, 88 
Trinkspringbrunnen, siehe Ventilbrunnen 
"Trockenreiniger 86 

"Tropfboden 107 

Trübung 16, 46, 60, 65, 69, 70, 73, 74 
'Tübbing 37, 
Türe 48 
Tunnel 75 
Turbine 85, 87 
Typhus 24 


U 


Überbeanspruchung 100 
Überchlorung 74 
Überdeckung 48, 103 
Überfallquelle 28 
Überfallwehr 46, 48, 79 
Überlastungsmöglichkeit 81, 82 
Überlauf 30, 48, 56, 60 
Überlaufleitung 104, 107 
Überlaufquelle 28 
Übersättigung 26 
Überschußkalk 75 
Überschwemmungsgebiet 38 
Uferfiltration, natürliche 3: 
Umdrehungszahl 83, 85, 97 
Umformung 86 
Unterflurhydrant 95 
Untersuchung 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 46, 52, 53, 56 
Urstromtal 30 

Үү 


Ventil 83, 87, 88, 80 
Ventilbohrer 39 
Ventilbrunnen 95 

Ventil, gesteuertes 83 
Ventilhahn, siehe Niedorschraubhahn 
Venturimesser 97 
Verästelungssystem 90 
Vorbosserung, künstliche 25 
Verbrauch, Wasser- 100 
—, höchster 79 
Verbrauchsschwankung 51 
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Verbrennungsbehälter, siehe Generator 

Verbrennungskraftmaschine 86 

Verdunstung 26, 53, 56 

Verdunstungshöhe 26 

Verfahren, chemisches 69, 71 
„elektrisches 71, 78 

==, kolorimotrisches 20 

—, mechanisches 69, 71 

Verhärtung 50 

Verhalten, geologisches 30 

—, hydrologisches 30 

—, orographisches 30 

Verkrustung 22 

Verockerung 41 

Vorrognung 69, 70 

Verrohrung 38 

Verrohrungsgerät 39 

Versalzung 50 

Verschmutzung 60 

Versickerung 54, 56 

Versickorungsvorfahren 54 

Versorgung, einheitliche 14 

Versorgungsdruck, bürgerlicher, siehe 
Druckhöhe 

Versorgungsgebiet 33, 51, 77, 80, 101 

Versorgungsnetz 80 

Versprühungsanlage 75 

Versteinung 53 

Verteilungsanlage 99 

Verteilungsnetz 93 

Verteilungsstrang 90 

Verunreinigung 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 
45, 46, 47, 50, 51, 59, 60, 64, 72, 75, 
100 

Verwendungsort, sieheVersorgungsgebiet 

Verwerfungsquelle 28 

Vianini, siehe Schleuderbetonrohr 

Viertaktmotor 86 

Vorbocken 56 

Vorpressung 102 

Vorpumpe 67, 80 

Vorreinigung 54, 6% 

Voruntersuchung 32 


w 


Wärmeschutz 107 

Wärmeschwankung 15 

Waschen 20 

Waschtisch 99 

Wasser, aktiviertes, siehe aktiv, Wasser 

==, angreifendes, siehe angreifendes 
Wasser 

Wasserbedarf 14, 29 


Wasserbehälter, siehe Speicheranlage 

Wasserbeschaffenheit, siehe Beschaffen- 
heit des Wassers 

Wasserbeschaffung, siehe Wasserbezug 

Wasserbezug 14 

Wasserdampf 26, 88 

Wassordruck 89 

Wasserentnahme 29 

Wassergeschweißtes Rohr 91 

Wassergeschwindigkeit 59 

Wasserhahn, siehe Zupfstelle 

Wasser, hartes 18, 69, 70, 71 

—, juveniles 26 

Wasserkraft 87 

Wasserkraftanlage 82 

Wasserkreislauf 26 

Wasserleitung, ländliche 92 

Wassermenge 50, 51, 55, 87, 88 

Wassermengen, Behälter- 10% 

Wassermessung 48, 56 

Wasserpfosten, siehe Hydrant 

Wasserprobeentnahme 42 

Wasserrad 87 

Wasserrohrkessel 85 

Wassersäulenmaschine 88 

Wasserschloß, siehe Sammelbehälter 

Wasserschnecke 13 

Wasserstandsanzeiger 104 

Wasser, steriles 74 

Wasserstoff 64 

Wasserstoffexponent 17 

Wasserstoffion 17, 23 

Wasserstoffionenkonzentration 17 

Wasserstoffkonzentrationskette 17 

Wasserstoffsuperoxyd 21 

Wasserstoß 95, 99 

Wasserströmung 51 

Wassertiefe, Behälter- 103, 104 

Wasserturm 102, 106 

Wasser, untorirdisches 46 

Wasserverbrauch 82, 90, 97 

Wasservorlust 90, 95, 98 

Wasserversorgung, zentrale, siehe Ver- 
sorgung, einheitliche 

Wasserverteilung 89 

Wasser, weiches 18, 19, 65, 69, 70, 71, 75 

Wasserzähler 96, 97, 98, 99 

Wasserzins 97 

Watt 13 

Wechselstrommotor 86 

Weichdraht 93 

Wellenschlag 51, 52 

Welteislehre 26 

Widder, hydraulischer 87, 88 
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| Zinkehloridlauge 74 


Wiedervereisenung 65 
Wiesbaden f 
Wind 51 
Windkessel 87, 89 
Windkraft 87 
Windkraftanlage 82 
Windmotor 87 

Windrad 87 

Winkler 22 
Wirbelbewegung 107 
Wirkungsgrad 83, 84, 85, 80 
Wollfilzbitumen 91 
Woltmannzühler 97 
Wünschelrute 31 


KA 
Zapfhahn 99, 101 
Zapfstelle 96, 97, 99 
Zementrohr, siehe Betonrohr 
Zentrifugalpumpe, siehe Kreiselpumpe 
Zeolith 72 
Zerstäubung 67, 69 
Ziegelstein, Kanal aus 60 
Zink 22, 24 


Zinküberzug 96 
Zinn 24 
Zännrohr mit Bleimantel 99 
Zisterne 13, 27, 80 
‚amerikanische 30 
‚ venetianische 30 
Zone, siehe Druckzone 
Zubehör, siehe Armatur 
Zugang 38, 47, 10% 
Zugspindel 30 
Zulauf 60 
Zuleitung 13, 51, 77, 79 
mit natürlichem Gefälle 13, 100 
zum Behälter 104, 107 
Zusammensetzung, chemische 32 
Zusatzbelastung 37 


| Zusatz von Reinigungsmitteln 45, 69, 


70, 21 

Zwecke, gewerbliche, siehe gewerbliche 
Zwecke 

Zweiflammrohrkessel 85 

Zweitaktmotor 86 

Zylindermantel 106 


Die wirtschaftlich günstigsten Rohrweiten 
Ihre Bestimmung für die Fortleitung von Wasser, Wasserdampf 
und Gas. Von Dr.-Ing. R. Biel. 78 Seiten, 12 Abbildungen, 
14 Zahlentafeln, 7 Kurventafeln. Gr,-8°, 1930. RM. 10.80. 


Rohrbrunnen 
Von Dr.-Ing. Erich Bios ko, 224 Seiten, 170 Abbildungen, Gr,-R", 
1929, Brosch. RM. 10.80, in Leinen gebunden RM. 12.60, 


Das Rohrnetz städtischer Wasserwerke 
Berechnung, Bau, Betrieb, Von Ing. Н.Р. Brinkhaus, 3. nou- 
bearbeitete Auflage. 343 Seiten, 196 Abbildungen, 47 Zahlen- und 
43Bildtaf. 89.1980. Brosch. RM. 10,80, in Leinen gebunden RM.12.10, 


Die Jahresausgaben von Gruppenwasserwerken und deren Verteilung 


Von Dr.-Ing. Arnold Bigenbrodt. 28 Seiten, 11 Abbildungen, 
23 Zahlentafeln. 4%. 1932. RM. 4,80, 


Handbuch der Wasserversorgung 
Von Prof, Erwin Groß. 2. Auflage, 495 Seiten, 222 Abbildungen, 
Gr.-8°, 1930, In Leinen gebunden RM. 19.80, 


Die Technik der Fernwirkanlagen 
Fernüberwachungs- und Fernbetätigungseinrichtungen für den 
elektrischen Kraftwerks- und Bahnbetrieb, für Gas-, Wasser- und 
andere Versorgungsbetriebe. Von Dr.-Ing. W. Stäblein. 302 Sei- 
ten, 172 Abbildungen. Gr.-8°. 1934. In Leinen gebunden RM. 15.—. 


Regler für Druck und Menge 


Von Guido Wünsch, 215 Seiten, 190 Abbildungen. 8°, 1930. 
Brosch. RM. 9.90, gebunden RM, 11.70, 


GWF - Das Gas- und Wasserfach 


Wochenschrift des Deutschen Vereins von Gas- und Wassorfach- 
männern e.V., der Zentrale für Gasverwertung e.V., der Gasver- 
brauch G,m, b, H., der Wirtschaftlichen Vereinigung deutscher 
Gaswerke, Gaskokssyndikat A.-G. und der Vereinigung der Fabri- 
kanten im Gas- und Wasserfach е.У., Mitteilungsblatt dor Reichs- 
gruppe Enorgiewirtschaft und der Wirtschaftsgruppe Gas- und 
Wasserversorgung. 79. Jahrgang. 1936, Erscheint wöchentl. Be- 
zugspreis vierteljährl, RM. 7,50, Probeheft kostenlos! 
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Zeitschrift für die gesamte Städtehygiene, 59. Jahrg.1936. Erscheint 
wöchentl, Bezugspreis vierteljährl. RM. 5.50, Probeheft kostenlos! 
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